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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 


ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 118 

Τροποποίηση του β.δ. 465/1970 «Περί όρων και προϋ¬ 
ποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτσυργίας αντλιών 
καυσίμων προ πρατηρίων κειμένων εκτός των εγκε¬ 
κριμένων σχεδίων πόλεων και κωμών ή εκτός κατοι- 
κημένων εν γένει περιοχών και περί κυκλοφοριακής 
συνδέσεως εγκαταστάσεων μετά των οδών» (Α' 150) 
και του π.δ. 1224/1981 «Περί άρων και προϋποθέσεων 
ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσί¬ 
μων κειμένων εντάς εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων 
ή κωμών ή εγκεκριμένων οικισμών ή εν γένει κατοι- 
κημένων περισχών» (Α' 303) όπως τροπσποιήθηκαν 
με το π.δ. 509/1984 (Α' 181), το π.δ. 143/1989 «Τροπο¬ 
ποίηση διατάξεων σχετικών με άρους και προϋποθέ¬ 
σεις εγκαταστάσεως και λειτσυργίας αντλιών καυ¬ 
σίμων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων 
μετά των οδών» (Α' 69), το π.δ. 401/1993 (Α' 170) και 
το π.δ. 125/1992 (Α' 56) «τροποποίηση και συμπλήρω¬ 
ση του π.δ. 143/89 (Α' 69)» και κατάργηση διατάξεων 
του π.δ. 327/1992 (Α' 163). 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

1.Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 
α) του άρθρου 1, παρ. 2 του ν.δ. 511/1970 «Περί ιδρύσεως 
και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων, σταθμών 
αυτσκινήτων, πλυντηρίων αυτοκινήτων και περί κυκλο- 
φοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων μετά των οδών» 
(Α' 91) όπως αυτό αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 
3β του άρθρου 45 του ν. 2773/1999 (Α' 286) « Απελευ¬ 
θέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας - Ρύθμιση 
θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις», 
άπως αυτά αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 
23 του ν. 3185/2003 (Α' 229). 

β) του άρθρου 3 του ν. 2465/1997 «Θέματα αρμοδιά- 
τητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών» 
(Α' 28). 

γ) του άρθρου 28 του ν. 1577/1985 άπως τροποποιήθηκε 
με το ν. 2831/2000 (Α 140) και 
δ) της υπ’ αριθμ. 10245/713/7.4.1997 (Α' 311) κοινής υπουρ¬ 
γικής απάφασης των Υπουργών, Εσωτερικών Δημάσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και 
Οικονομικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος Χωροταξίας 
και Δημοσίων'Εργων και Μεταφορών Επικοινωνιών «Μέ¬ 
τρα και άροι για τον έλεγχο των εκπομπών πτητικών 
οργανικών ουσιών (νΟΟ) κ.λπ». 


Ιϋ 
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2. Την υπ’ αριθμ. 37930/Δ10Ε1264/14.10.2005 (Β' 1432) 
κοινή απάφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων 
του Υφυπουργού Οικονομικών». 

3. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/18801/5.9.2001 κοινή υπουρ¬ 
γική απόφαση Υπσυργών Εσωτερικών, Δημόσιας Δι- 
σίκησης και Απσκέντρωσης, Οικονομικών, Γεωργίας, 
Υγείας και Πρόνοιας και Μεταφορών και Επικοινωνιών 
«Απλούστευση διαδικασιών και σύντμηση πρσθεσμιών 
διεκπεραίωσης διοικητικών ενεργειών αρμοδιότητας 
ΥΜΕ (Β' 1200) 

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος 
αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρσς τσυ Κρατικού 
Προϋπολογισμού. 

5. Την υπ’ αριθμ. 84/2006. γνωμοδότηση τσυ Συμβου¬ 
λίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Περι¬ 
βάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων'Εργων, Μεταφο¬ 
ρών και Επικοινωνιών και του Υφυπουργού Οικονομίας 
και Οικονομικών αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1 

Το άρθρο 1 του β.δ. 465/1970 (ΑΊ50) αντικαθίσταται 
ως εξής: 

«Άρθρο 1 

Ίδρυση και λειτουργία 

Οι άροι και οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτσυρ- 
γίας πρατηρίων υγρών καυσίμων, πσυ βρίσκονται σε 
περιοχές εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης και εκτός 
ορίων νομίμως υφιστάμενων οικισμών, μετά των λοιπών 
εγκαταστάσεων για δραστηριότητες παροχής υπηρεσι¬ 
ών και εμπορίας, οι οποίες ασκούνται εντός του χώρου 
του γηπέδου τους, καθώς και η κυκλοφοριακή σύνδε¬ 
ση με τις οδούς των παραπάνω πρατηρίων και λοιπών 
εγκαταστάσεων, ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του παρόντος. 

Άρθρο 2 

1. Το άρθρο 2 του β.δ. 465/1970 αντικαθίσταται ως 
εξής: 

«Άρθρο 2 
Γ ενικοί ορισμοί 

1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παράντος 
διατάγματος οι παρακάτω όροι έχουν την ακόλουθη 
σημασία: 
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α) «Πρατήριο υγρών καυσίμων» νοείται η εγκατάσταση 
στην οποία: 

αα) ανεφοδιάζονται με υγρά καύσιμα οδικά οχήματα 
(αυτοκίνητα, δίκυκλα, τρίκυκλα, αγροτικά μηχανήματα 
και μηχανήματα έργων), ειδικά μηχανήματα, ελαφρά 
σκάφη κ.α. 

αβ) αποθηκεύεται και διακινείται πετρέλαιο θέρμαν¬ 
σης ή και οποιουδήποτε εγκεκριμένου τύπου πετρέλαιο 
(φωτιστικά πετρέλαιο κ.α). 

Στα πρατήρια υγρών καυσίμων όπως ορίζονται πιο 
πάνω είναι δυνατόν να ασκούνται επιπλέον και οι ακό¬ 
λουθες δραστηριότητες: 

ί. παροχή υπηρεσιών πλύσης και λίπανσης στα οχήμα¬ 
τα και μηχανήματα της υποπερίπτωσης (αα). 

ίί. εμπορία ειδών συναφών προς τα οχήματα, ανταλ¬ 
λακτικών και εμπορευμάτων, καθώς και οποιαδήποτε 
άλλη εμπορική δραστηριότητα με την οποία καλύπτο¬ 
νται ανάγκες των διακινουμένων και χρηστών του πρα¬ 
τηρίου (όπως πώληση σιγαρέτων, γαλακτομικών ειδών), 
εφ’ όσον η άσκησή της επιτρέπεται από ισχύουσες για 
την εμπορική αυτή δραστηριότητα διατάξεις. 

ίίί. παροχή διαφόρων υπηρεσιών στους διακινούμενους 
(όπως εστιατόρια, μπαρ, συνεργεία οχημάτων, οδική 
βοήθεια, τράπεζα, πρώτες βοήθειες, εγκαταστάσεις 
προσωπικής υγιεινής, εγκαταστάσεις διανυκτέρευσης, 
στάθμευση οχημάτων, κ.α.), με την προϋπόθεση ότι οι 
αντίστοιχες εγκαταστάσεις είναι σύμφωνες με τις επί 
μέρους διατάξεις, που ισχύουν για κάθε μία από αυτές, 
περιλαμβανομένων και των διατάξεων προσβασιμότη- 
τας των ΑΜΕΑ και ότι τα πρατήρια έχουν κυκλοφοριακή 
σύνδεση εγκεκριμένη κατά κανόνα (όχι κατά παρέκ¬ 
κλιση). 

Η εγκατάσταση τόσο των πρατηρίων όσον και των 
λοιπών χρήσεων είναι δυνατή μόνον εφόσον αυτή επι¬ 
τρέπεται από τις χρήσεις γης και τους όρους και περι¬ 
ορισμούς δόμησης που ισχύουν στην περιοχή. 

β) Ως «Οικισμός» νοείται κάθε διακεκριμένο οικιστικό 
σύνολο το οποίο αναφέρεται σε απογραφή πριν από την 
14.3.1983 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 1337/1983) 
ως οικισμός, ανεξάρτητα εάν ο δήμος ή η κοινότητα 
στον οποίο υπάγεται έχει πληθυσμό μεγαλύτερο από 
2.000 κατοίκους (άρθρο 1 του π.δ. της 24.4./3.5.1985 και 
το άρθρο 79 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομο¬ 
θεσίας) καθώς και κάθε οικισμός προϋφιστάμενος του 
έτους 1923. 

2. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος, 
το Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό δίκτυο της χώρας κα¬ 
τατάσσεται σε κατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 
του π.δ. 209/1998 «Αήψη μέτρων για την ασφάλεια της 
υπεραστικής συγκοινωνίας» (Α' 169) όπως κάθε φορά 
ισχύει. 

3. Γ ια τις κοινόχρηστες αγροτικές οδούς έχουν εφαρ¬ 
μογή οι ρυθμίσεις που προβλέπονται από τις διατά¬ 
ξεις του άρθρου 25 παρ.2 του ν. 1418/1984 και του β.δ. 
465/1970, όπως κάθε φορά ισχύουν για το δημοτικό 
- κοινοτικό οδικό δίκτυο. 

4. Γ ια την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος 
διατάγματος, ο ακόλουθος όρος, που αφορά στον εξο¬ 
πλισμό αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων, 
έχει την ακόλουθη έννοια: 

«Περίβλημα ανάσχεσης διαρροών (δθαοηόαΓγ αοηίαίη- 
πιβηΐ)»: Περιβάλλει (στο σύνολο ή κατά ένα μέρος τους) 
τις δεξαμενές, σωληνώσεις, αντλίες, φρεάτια και λοιπά 


μέρη μιας εγκατάστασης αποθήκευσης και διακίνησης 
υγρών καυσίμων, προκειμένου αφενός να αποτραπεί 
διαρροή καυσίμων προς το έδαφος και αφετέρου να 
είναι εύκολος ο εντοπισμός της διαρροής και η ασφαλής 
αναρρόφηση των καυσίμων. Το «περίβλημα ανάσχεσης 
διαρροών» είναι ένας γενικός όρος και εμφανίζεται με 
διαφορετικές μορφές ανάλογα με το μέρος της εγκατά¬ 
στασης. Σε μία δεξαμενή διπλού τοιχώματος, περίβλημα 
ανάσχεσης θεωρείται το εξωτερικό τοίχωμα της, ενώ 
σε μία αντλία καυσίμων, περίβλημα ανάσχεσης είναι το, 
μη διαπερατό από πετρελαιοειδή, φρεάτιο κάτω από 
αυτήν. Στα άρθρα 10,11 και 12 περιγράφονται αναλυτικά 
τα περιβλήματα ανάσχεσης διαρροών, για κάθε μέρος 
της εγκατάστασης». 

Άρθρο 3 

Το άρθρο 3 του β.δ. 465/1970 αντικαθίσταται ως 
εξής: 

«Άρθρο 3 

Κατηγορίες πρατηρίων 

1. Ανάλογα με την χρήση τους, τα πρατήρια υγρών 
καυσίμων διακρίνονται σε: 

α) «Πρατήρια ιδιωτικής χρήσης», τα οποία το φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο, που έχει το δικαίωμα εκμετάλλευσής 
τους, τα χρησιμοποιεί για την εξυπηρέτηση οχημάτων, 
τα οποία ανήκουν σε αυτό ή όπως άλλως ορίζεται στο 
άρθρο 22 του παρόντος. Τα πρατήρια αυτά μπορούν να 
ιδρυθούν εφόσον ο αριθμός των οχημάτων είναι μεγα¬ 
λύτερος του είκοσι. Ειδικά για τα πρατήρια της παρ. 3 
του άρθρου 22 δεν υπάρχει αριθμητικός περιορισμός. 

β) «Πρατήρια δημόσιας χρήσης», που χρησιμεύουν για 
την εξυπηρέτηση οχημάτων τα οποία ανήκουν σε οποι- 
ονδήποτε και για την παροχή υπηρεσιών και προϊόντων 
και άσκηση λοιπών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στο άρθρο 2, παρ. α, του παρόντος. 

2. Σε οδούς ταχείας κυκλοφορίας ή αυτοκινητοδρό¬ 
μους και σε χώρους των οποίων την αποκλειστική εκμε¬ 
τάλλευση έχει το Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας (ΤΕΟ) επι¬ 
τρέπεται η ίδρυση, λειτουργία και κατασκευή Σταθμών 
Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων (ΣΕΑ), σύμφωνα με τους 
όρους του άρθρου 21 παρ. 10 του παρόντος, όπως τρο¬ 
ποποιήθηκε με το άρθρο 11 παρ.3 του π.δ. 143/1989. 

Σε αυτοκινητοδρόμους ή οδούς ταχείας κυκλοφορίας 
που κατασκευάζουν και εκμεταλλεύονται αμιγώς ιδιω¬ 
τικοί ή μικτού χαρακτήρα Φορείς επιτρέπεται η ίδρυση 
και λειτουργία εγκαταστάσεων οι οποίες επέχουν θέση 
Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων (Σ.Ε.Α.), εφόσον 
αυτό προβλέπεται στην οικεία σύμβαση παραχώρησης. 
Οι ανωτέρω εγκαταστάσεις ως προς την διαδικασία 
χορηγήσεως αδειών ιδρύσεως, λειτουργίας και οικο¬ 
δομικών αδειών αντιμετωπίζονται όπως και οι ΣΕΑ που 
ιδρύονται από το ΤΕΟ. 

Άρθρο 4 

1. Η παρ. Ια του άρθρου 5 του β.δ. 465/1970 όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ. 1 του π.δ. 143/1989 
αντικαθίσταται ως εξής: 

Οταν δεν εξασφαλίζονται, πριν από το πρατήριο, λόγω 
της οριζοντιογραφίας ή και της μηκοτομής της οδού 
ή λόγω πλευρικών εμποδίων, τα μήκη ορατότητας που 
αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα. 
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Κατηγορία οδού επί της Εκτός εγκεκριμένου 

οποίας ιδρύεται το πρατήριο. σχεδίου 

Εκτός Οικισμών 

1 2 

α. Πρωτεύον Εθνικό 200 

β. Δευτερεύον Εθνικό 200 

γ. Τριτεύον Εθνικό 150 

δ. Εθνικό Νήσων (πλήν 
Εύβοιας - Κρήτης - Ρόδου 
Κέρκυρας) 150 

ε. Παράπλευροι οδών ταχείας 
κυκλοφορίας και αυτοκινητο¬ 


δρόμων ή γενικώς παρά¬ 
πλευροι πλάτους μεγαλύ¬ 
τερου των 7 μέτρων. 150 

στ. Πρωτεύον Επαρχιακά 150 

ζ. Δευτερεύον Επαρχιακό 100 

η. Επαρχιακό Νήσων (πλην 
Εύβσιας - Κρήτης - Ρόδου 
Κέρκυρας). 70 

θ. Παράπλευροι δράμοι 
πλάτους ίσου ή μικρότερου 
των 7 μέτρων. 70 

ι. Δημοτικό ή Κοινοτικό 70 


Τα μήκη ορατότητας απαιτούνται για την είσοδο ή 
την έξοδο χωριστά, πρέπει να διατίθενται σε όλο το 
μήκος που καταλαμβάνει η λωρίδα επιτάχυνσης ή επι¬ 
βράδυνσης, μετρούνται δε επί τσυ άξσνα της πλησιέ- 
στερης πρσς το πρατήριο λωρίδας κυκλοφορίας. Αρχή 
μέτρησης για την είσσδο είναι η αρχή της λωρίδας 
επιβράδυνσης, για δε την έξοδα το τέλος της κεντρικής 
τραπεζοειδούς νησίδας. Το ύψος του οφθαλμού του 
οδηγού λαμβάνεται στο Ι,Οθμ. η δε πορεία των οπτικών 
ακτίνων απά τον οφθαλμά πρέπει να εξασφαλίζεται 
ανεμπόδιστη μέσα στον οδικό και τον παρόδιο χώρο της 
ζώνης απαλλοτρίωσης. Ως εμπόδια (οπτικά) θεωρούνται, 
τα βάθρα γεφυρών, οι τοίχοι αντιστήριξης, οι πινακί¬ 
δες σήμανσης, οι φυτεύσεις, τα στηθαία ασφαλείας, τα 
πρανή ορυγμάτων, το φυσικό ανάγλυφο του εδάφους, 
κτίσματα εν γένει κ.λπ. 

2. Η παρ. 1β του άρθρου 5 του β.δ. 465/1970, που αντι- 
καταστάθηκε με το άρθρο 2 του π.δ. 401/1993, αντικα¬ 
θίσταται ως εξής: 

«β. Σε αποστάσεις μικράτερες των οριζομένων στσν 
παρακάτω πίνακα, για τις περιπτώσεις πρατηρίων επί 
οδών άλων των κατηγοριών, απά του σημείου συνάντη¬ 
σης των αξόνων της σδού επί της σπσίας ιδρύεται το 
πρατήριο και άλλης οδού, ή απά της συνάντησης της 
οδού με σιδηροδρομική γραμμή, ή απά της αρχής ή του 
πέρατος της διάταξης κυκλοφοριακής σύνδεσης σταθ¬ 
μών διοδίων και πλατυσμάτων στάθμευσης (ρ3Γΐ<ίη9). 

Σε περίπτωση διαμόρφωσης ισόπεδων ή ανισόπεδων 
κόμβων, σι αποστάσεις ισχύουν για τις δυο πλευρές της 
οδού και υπολογίζονται από το σημείο της οδού που αλ¬ 
λάζει η διατομή της για τη διαμάρφωση του κόμβου. 

Οι αποστάσεις απά συμβσλές με οδσύς στις οπσίες 
επιτρέπσνται μάνον ομάρροπες κινήσεις και απαγορεύ¬ 
ονται με διαχωριστική γραμμή ή νησίδα ή κατακάρυφη 
σήμανση οι αριστερές στρσφές, υπσλσγίζσνται μάνον 
στην κατεύθυνση της σδού που βρίσκεται η συμβάλ- 
λουσα οδάς. 


Κατηγορία οδού επί της 
οποίας ιδρύεται το 
πρατήριο 

Εκτός εγκεκριμένου 
σχεδίου 

Εκτός Οικισμών 

1 

2 

α. Πρωτεύον Εθνικό 

200 

β. Δευτερεύον Εθνικό 

200 

γ. Τριτεύον Εθνικό 

150 

δ. Εθνικό Νήσων (πλην Εύβοιας 
- Κρήτης - Ρόδου - Κέρκυρας) 

150 

ε. Παράπλευροι οδών ταχείας 
κυκλοφορίας και αυτοκινητό¬ 
δρομων ή γενικώς παράπλευ¬ 
ροι πλάτους μεγαλυτέρου των 
7 μέτρων. 

100 

στ. Πρωτεύον Επαρχιακό 

150 

ζ. Δευτερεύον Επαρχιακό 

70 

η. Επαρχιακό Νήσων (πλην Εύ- 
βσιας - Κρήτης - Ρόδου - Κέρ¬ 
κυρας) 

70 

θ. Παράπλευροι δράμοι πλά¬ 
τους ίσου ή μικροτέρου των 
7 μ. 

70 

ι. Δημοτικό ή Κοινοτικό 

70 


Η στήλη 2 δεν έχει εφαρμσγή για την περίπτωση πσυ 
σι συμβάλλουσα σδός είναι δημοτική ή κοινοτική (πλην 
των κυρίων) και: 

α) Εξυπηρετεί τριάντα (30) το πολύ ιδιοκτησίες μέχρι 
βάθσυς 500μ. από του σημείου τομής των αξόνων ή 

β) έχει πλάτος μικράτερο ή ίσο των 5,50μ. ανεξαρτή¬ 
τως του μήκους της ή των ιδιοκτησιών που εξυπηρετεί 

ή 

γ) είναι αδιέξοδος ανεξαρτήτως του μήκους και του 
πλάτους της ή 

δ) ο κυκλοφοριακός της φόρτος, όπως προκύπτει 
από μετρήσεις της εκάστοτε αρμόδιας Υπηρεσίας δεν 
υπερβαίνει τα (480) τετρακόσια ογδόντα οχήματα ανά 
24ώρο. 

Εφ’ όσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις και 
δεν εφαρμάζσνται οι αποστάσεις της στήλης 2, η δια- 
μάρφωση της κυκλοφοριακής σύνδεσης (αρχή λωρίδας 
επιβράδυνσης ή τέλος λωρίδας επιτάχυνσης) θα πρέπει 
να απέχει σχτώ (8) μέτρα απά τον άξονα της συμβάλ- 
λουσας οδού και πάντως η απόσταση του άξονα της 
συμβάλλουσας οδού δεν μπορεί να είναι μικράτερη των 
50 μ από το άκρο της κάτω βάσης της κεντρικής νησί¬ 
δας πσυ βρίσκεται πλησιέστερα στη συμβολή. 

3. Η περίπτωση ε της παρ. α του άρθρου 2 του π.δ. 
327/1992 (Α' 163) καταργείται και επαναφέρεται σε ισχύ 
η παρ. 1γ τσυ άρθρσυ 5 του β.δ. 465/1970, αναδιατυπού- 
μενη ως εξής: 

«1γ)Όταν η απόσταση ενός πρατηρίου από άλλο εκτάς 
ορίων εγκεκριμένων σχεδίων πάλεων πσυ βρίσκεται 
στην ίδια πλευρά της σδού, είναι μικρότερη: 

αα) των 10.000 μέτρων για την περίπτωση εθνικών 
σδών του βασικού δικτύου της χώρας, 

ββ) των 3.000 μέτρων για την περίπτωση εθνικών 
σδών δευτερεύοντος και τριτεύσντσς δικτύου της χώ- 
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ρας, επαρχιακών οδών και παραπλεύρων οδών (δθΓνίαβ 
ΒοαοΙε - 8Β) που δημιουργούνται σε κύριες οδικές αρ¬ 
τηρίες του βασικού δικτύου της χώρας, 

γγ) των 500 μέτρων για την περίπτωση δημοτικών ή 
κοινοτικών οδών και παραπλεύρων οδών του δευτερεύ- 
οντος και τριτεύοντας εθνικού καθώς και του επαρχια¬ 
κού δικτύου της χώρας. 

Δεν υπάρχει θέμα ελάχιστης απάστασης μεταξύ πρα¬ 
τηρίων άταν αυτά χωρίζονται απά εγκεκριμένο ρυμο¬ 
τομικά σχέδιο ή απά νομίμως υφιστάμενο οικισμά στην 
ίδια πλευρά της οδού ή άταν το ένα εξ αυτών βρίσκεται 
μέσα στο εγκεκριμένο ρυμοτομικά σχέδιο ή σε νομίμως 
υφιστάμενο οικισμά». 

4. Η παρ. 1ε του άρθρου 5 του β.δ. 465/1970, που τρο¬ 
ποποιήθηκε και αναριθμήθηκε σε 1δ με το άρθρο 3, παρ. 
4 του π.δ. 143/1989, αντικαθίσταται ως εξής: 

«1δ. Όταν η απάσταση πρατηρίου απά του άκρου τε¬ 
χνικού έργου της οδού, το οποίο τεχνικό έργο δεν δύ- 
ναται να διαπλατυνθεί, είναι μικρότερη των κατωτέρω 
ελαχίστων αποστάσεων, όπως αυτές ορίζονται στον 
παρακάτω πίνακα: 


Κατηγορία οδού επί της 

Εκτός εγκεκριμένου 

οποίας ιδρύεται το πρατήριο. 

σχεδίου 

Εκτός Οικισμών 

1 

α. Πρωτεύον Εθνικό 

2 

200 

β. Δευτερεύον Εθνικό 

120 

γ. Τριτεύον Εθνικό 
δ. Εθνικό Νήσων (πλήν 

100 

Εύβοιας - Κρήτης - Ρόδου 
Κέρκυρας) 

100 

ε. Παράπλευροι οδών ταχείας 
κυκλοφορίας και αυτοκινητο¬ 
δρόμων ή γενικώς παράπλευροι 
πλάτους μεγαλύτερου 
των 7 μέτρων. 

100 

στ. Πρωτεύον Επαρχιακό 

100 

ζ. Δευτερεύον Επαρχιακό 
η. Επαρχιακό Νήσων (πλην 

100 

Εύβοιας - Κρήτης - Ρόδου 
Κέρκυρας). 

100 

θ. Παράπλευροι δρόμοι 
πλάτους ίσου ή μικρότερου 
των 7 μέτρων. 

100 

ι. Δημοτικό ή Κοινοτικό 

50 

Όταν κατά την κρίση της αρμόδιας για την οδό Υπη- 


ρεσίας, η διαπλάτυνση είναι δυνατή, τότε η σχετική 
δαπάνη κατασκευής της βαρύνει τον πρατηριούχο. 

5. Στο άρθρο 5 του β.δ. 465/1970 προστίθεται παρά¬ 
γραφος 1 ε. 

«1 ε. 

Σε αποστάσεις μικρότερες των 200μ, 150μ, ΙΟΟμ, 70μ, 
για τις περιπτώσεις πρατηρίων ή εγκαταστάσεων, που 
ιδρύονται σε Βασικό Εθνικό, Δευτερεύον Εθνικό, Τριτεύ- 
ον Εθνικό, Επαρχιακό Οδικό δίκτυο και παραπλεύρους 
αντίστοιχα, από άλλη εγκεκριμένη εν ισχύ κυκλοφορι- 
ακή σύνδεση. Η απόσταση νοείται μεταξύ των άκρων 
πέρατος και αρχής της κυκλοφοριακής διαμόρφωσης 
των δύο συνδέσεων. 

Για γήπεδα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της πα¬ 
ραγράφου αυτής αλλά πληρούν όλες τις υπόλοιπες, θα 
εγκρίνεται Κοινή Κυκλοφοριακή Σύνδεση (ΚΚΣ), όταν: 

α) υπάρχει επαρκές εύρος απαλλοτρίωσης για τη δι¬ 
αμόρφωση ΚΚΣ είτε 


β) δεν υπάρχει επαρκές εύρος απαλλοτρίωσης, αλλά 
υπάρχει συναίνεση των ιδιοκτητών όλων των εμπλε- 
κομένων γηπέδων, παρεχόμενη με συμβολαιογραφικό 
έγγραφο, είτε 

γ) έχει ακολουθηθεί η διαδικασία που περιγράφεται 
στο άρθρο 7 παρ.1 του β.δ. 465/1970. 

Η Κ Κ Σ έχει κοινή είσοδο και έξοδο οχημάτων. 

Η κεντρική νησίδα πρασιάς θα διαμορφώνεται μπρο¬ 
στά από όλα τα γήπεδα που αφορά, σύμφωνα με υπο¬ 
δείξεις της Υπηρεσίας. Ο δεύτερος εγκαθιστών υποχρε- 
ούται να εκτελέσει με δαπάνες του όλες τις εργασίες 
προσαρμογής της υφισταμένης ήδη σύνδεσης, ώστε να 
περιληφθεί σ’ αυτή και η νέα εγκατάσταση. 

6. Οι περιπτώσεις 2 (β), 2 (δ) και 2 (ζ) του άρθρου 5 
του β.δ. 465/1970, όπως αντικαταστάθηκαν με το π.δ. 
143/1989 και οι περιπτώσεις 2 (ε) και 2 (στ) του ιδίου 
άρθρου, τροποποιούνται ως εξής: 

«2. β) σε θέσεις που απέχουν, από το πλησιέστερο 
σημείο του κτιρίου εκκλησιών, νοσοκομείων, κλινικών, 
ασύλων ανιάτων, γηροκομείων, οίκων ευγηρίας και εκ¬ 
παιδευτηρίων, ανεξαρτήτως αριθμού ατόμων, καθώς και 
κινηματογράφων ή θεάτρων, καταστημάτων και άλλων 
χώρων συγκέντρωσης κοινού των οποίων η χωρητικότη¬ 
τα ξεπερνά τα 50 άτομα, απόσταση μικρότερη από 200 
(διακόσια) μέτρα μετρούμενη προς πάσα κατεύθυνση 
(ακτινικά και επί οριζόντιου επιπέδου προβολής) από το 
κέντρο της νησίδας των αντλιών ή των φρεατίων της 
δεξαμενής καυσίμου ή της προβολής του στομίου του 
σωλήνα εξαερώσεως. 

Για την εφαρμογή του παρόντος, ο υπολογισμός των 
ατόμων θα γίνεται κατά περίπτωση σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 9 και 10 του π.δ. 71/1988 (Α' 32) 
όπως ισχύει κάθε φορά». 

«2. δ) Επί των εθνικών οδών του βασικού δικτύου όπου 
η ελάχιστη απόσταση μεταξύ πρατηρίων ορίζεται σύμ¬ 
φωνα με την παράγραφο 1(γ) του παρόντος άρθρου 
σε 10.000 μ. επιτρέπεται, μετά την ίδρυση σύμφωνα με 
το παρόν ενός (του πρώτου) πρατηρίου, η ίδρυση και 
άλλων πρατηρίων και προς τις δύο πλευρές αυτού σε 
συνεχόμενα οικόπεδα που έχουν ελάχιστη πρόσοψη 
στην οδό 80μ., ώστε να δημιουργηθεί ομάδα πρατηρίων 
που να εκτείνονται 500μ. το πολύ πριν ή και μετά το 
αρχικό. 

Η ομάδα των πρατηρίων πρέπει να έχει κοινή σύνδεση 
με την οδό, δηλαδή κοινή είσοδο και έξοδο κατά στάδιο 
ανάπτυξής της. Η κεντρική νησίδα πρασιάς επεκτείνεται 
στην περίπτωση αυτή υποχρεωτικώς μπροστά από όλα 
τα πρατήρια. Κάθε νέα κατασκευή πρατηρίου σε μία 
ομάδα πρατηρίων, συνεπάγεται την οικονομική επιβά¬ 
ρυνση αυτού που την πραγματοποιεί, για την εκτέλεση 
των απαιτούμενων εργασιών τροποποίησης της σύνδε¬ 
σης με την οδό για την εξυπηρέτηση ολόκληρης της 
ομάδας των πρατηρίων, με τη νέα της μορφή». 

«2. ε) Σε διαμπερές οικόπεδο, που έχει πρόσοψη επί 
δύο οδών επιτρέπεται η κυκλοφοριακή σύνδεση και η 
λειτουργία του πρατηρίου επί αμφοτέρων των οδών 
και εφαρμόζεται για κάθε οδό το αντίστοιχο υπόδειγμα 
κυκλοφοριακής σύνδεσης, (εφόσον διασφαλίζεται στην 
περίπτωση αυτή, λαμβάνοντας τα απαραίτητα κατά 
την κρίση της υπηρεσίας που έχει την ευθύνη για τις 
οδούς μέτρα, ότι το πρατήριο δεν λειτουργεί ως άτυ¬ 
πος κόμβος). Στην περίπτωση αυτή οι διατάξεις για τις 
ελάχιστες αποστάσεις οικοδομικών γραμμών, όπως και 
αυτές περί ελαχίστων αποστάσεων των πρατηρίων, 
εφαρμόζονται και για τις δύο οδούς». 
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«2. στ) Γενικώς σε όλα τα πρατήρια επιβάλλεται η 
περίφραξη όλων των πλευρών του γηπέδου, εκτός της 
προσόψεως, τηρούμενων των πολεοδομικών διατάξεων, 
προς παρεμπόδιση της εισόδου στην οδό και εξόδου 
από αυτήν των οχημάτων μέσω του χώρου του πρα¬ 
τηρίου». 

« 2 . ζ) Επί των εθνικών οδών του δευτερεύοντος και 
τριτεύοντος δικτύου καθώς και του επαρχιακού δικτύου, 
όπου η ελάχιστη απόσταση μεταξύ πρατηρίων ορίζε¬ 
ται, σύμφωνα με την παρ. 1(γ) του παρόντος άρθρου, 
σε 3.000 μ., επιτρέπεται, μετά την ίδρυση σύμψωνα με 
το παρόν ενός (του πρώτου) πρατηρίου, η ίδρυση και 
άλλων πρατηρίων και προς τις δύο πλευρές αυτού σε 
συνεχόμενα οικόπεδα που έχουν ελαχίστη πρόσοψη 
στην οδό 50 μ., ή 40 μ., αντίστοιχα, ώστε να δημιουρ- 
γηθεί ομάδα πρατηρίων που να εκτείνονται 500 μ., το 
πολύ πριν ή και μετά το αρχικό. Η ομάδα αυτή πρέπει 
να έχει κοινή σύνδεση με την οδό, δηλαδή κοινή είσο¬ 
δο και έξοδο κατά στάδιο ανάπτυξής της. Η κεντρική 
νησίδα πρασιάς, επεκτείνεται, στην περίπτωση αυτή, 
υποχρεωτικώς μπροστά από όλα τα πρατήρια. Κάθε 
νέα κατασκευή πρατήριου σε μία ομάδα πρατηρίων, 
συνεπάγεται την οικονομική επιβάρυνση αυτού που την 
πραγματοποιεί, για την εκτέλεση των απαιτούμενων 
εργασιών τροποποίησής της σύνδεσης με την οδό για 
την εξυπηρέτηση ολόκληρης της ομάδας των πρατη¬ 
ρίων, με τη νέα της μορφή». 

7 . Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του 
β.δ. 465/1970 προστίθεται εδάφιο η ως εξής: 

«2. η) Σε απόσταση μικρότερη των 20 (είκοσι) μέτρων 
από αποθήκες εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλών. Η από¬ 
σταση στην περίπτωση αυτή υπολογίζεται μεταξύ του 
κέντρου της νησίδας των αντλιών ή του φρεατίου των 
δεξαμενών ή της προβολής του στομίου του σωλήνα 
εξαέρωσης και του πλησιέστερου ανοίγματος του πε¬ 
ριμετρικού τοίχου του κτιρίου της αποθήκης. Σε κάθε 
περίπτωση εξακολουθεί η τήρηση των λοιπών διατά¬ 
ξεων περί αποθήκευσης εκρηκτικών ». 

Άρθρο 5 

1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 6 του β.δ. 465/1970, 
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 4 του 
π.δ. 143/1989 αντικαθίσταται ως εξής: 

4. Κυρώνονται τα συνοδεύοντα το παρόν σχέδια κυ- 
κλσφοριακών διαμορφώσεων πρατηρίων και λοιπών 
εγκαταστάσεων πσυ συντάχθηκαν σαν υποδείγματα, 
εφαρμοζόμενα ως κάτωθι: 

(α) ΤΥΠΟΣ Α 

Ο τύπος Α εφαρμόζεται στα πρατήρια και εγκατα¬ 
στάσεις που ιδρύονται σε εκτός εγκεκριμένου σχεδίου 
πόλης και εκτός ορίων νομίμως υφιστάμενων οικισμών 
περιοχές: 

Στο Βασικό Εθνικό Οδικό Δίκτυο 

Η κυκλοφοριακή σύνδεση διαμορφώνεται ως εξής: 

Στο κέντρο της σύνδεσης κατασκευάζεται τραπεζοει¬ 
δής νησίδα φυτευμένη, με πλάγιες πλευρές υπό γωνία 
30° προς τον άξονα της οδού, την πάνω βάση σε από¬ 
σταση τουλάχιστον 20.00μ από τον άξονα της οδού και 
την κάτω βάση, μήκους εξαρτώμενου από το πρόσωπο 
του γηπέδου και ελάχιστου 50.00 μ σε απόσταση 3,50 μ 
από το όριο του κυκλοφορούμενου τμήματος της οδού. 
Η ζώνη αυτή διαμορφώνεται με διαγράμμιση. 

Εκατέρωθεν της κεντρικής νησίδας διαμορφώνεται 
η είσοδος και έξοδος πλάτους κυμαινόμενου από 5.00 
μ έως 5,50 μ κατά την κρίση της Υπηρεσίας και υπό 


γωνία 30° προς τον άξονα της οδού και οι λωρίδες 
επιβράδυνσης και επιτάχυνσης πλάτους 3,50μ και ελα- 
χίστου μήκους 160,00 μ που συμπεριλαμβάνει και τη 
ζώνη αλλαγής τροχιάς. 

Πέραν των λωρίδων επιτάχυνσης και επιβράδυνσης 
κατασκευάζεται έρεισμα, πλάτους όσο της υπόλοιπης 
οδού και όχι μικρότερο του 1,50 μ. 

Στην είσοδο και έξοδο κατασκευάζονται πλευρικές 
νησίδες. Η νησίδα αντλιών τοποθετείται σε απόσταση 
8,00 μ από την κεντρική νησίδα. 

Οι ζώνες επιβράδυνσης και επιτάχυνσης, η είσοδος, 
η έξοδος καθώς και η με διαγράμμιση ζώνη επιστρώ¬ 
νονται με οδόστρωμα ομοίου τύπου με αυτό της οδού. 
Ο υπόλοιπος χώρος επιστρώνεται κατά τη κρίση της 
επιχείρησης. 

Για την εφαρμογή του τύπου αυτού απαιτείται ελάχι¬ 
στο μήκος προσώπου του γηπέδου 80.00 μ. 

Με την έγκριση της κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκρίνε- 
ται και η απαραίτητη οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση 
σύμφωνα με το ν. 2696/1999 «περί Κώδικος Οδικής Κυκλο¬ 
φορίας» (Α 57) και ο ηλεκτροφωτισμός σύμφωνα με τις 
ισχύουσες προδιαγραφές περί ηλεκτροφωτισμού οδών. 

(β) ΤΥΠΟΣ Β 

Ο τύπος Β εφαρμόζεται στα πρατήρια και εγκατα¬ 
στάσεις που ιδρύονται σε εκτός εγκεκριμένου σχεδίου 
πόλης και εκτός ορίων νομίμως υφιστάμενων οικισμών 
περιοχές: 

Στο Δευτερεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο 

Η κυκλοφοριακή σύνδεση διαμορφώνεται ως εξής: 

Στο Κέντρο της σύνδεσης κατασκευάζεται τραπεζοει¬ 
δής νησίδα πλάτους 4.00 μ με τις συγκλίνουσες πλευρές 
υπό γωνία 30° προς τον άξονα της οδού και την κάτω 
βάση μήκους εξαρτώμενου από το πρόσωπο του γη¬ 
πέδου και ελάχιστου μήκους 30.00 μ και σε απόσταση 
3.00 μ από το άκρο του κυκλοφορούμενου τμήματος της 
οδού. Η ζώνη αυτή διαμορφώνεται με διαγράμμιση. 

Εκατέρωθεν της κεντρικής νησίδας διαμορφώνονται: 
η είσοδος και έξοδος πλάτους κυμαινόμενου από 5,00 
μ έως 5,50 μ κατά την κρίση της Υπηρεσίας, υπό γωνία 
30° προς τον άξονα της οδού και οι λωρίδες επιβρά¬ 
δυνσης και επιτάχυνσης πλάτους 3,00 μ και ελάχιστου 
μήκους ΙΟΟ,ΟΟμ που συμπεριλαμβάνει και τη ζώνη αλ¬ 
λαγής τροχιάς. Πέραν των λωρίδων αυτών διαμορφώ¬ 
νεται το έρεισμα ίδιο με αυτό της υπόλοιπης οδού όχι 
μικρότερο του 1,50 μ. 

Στην είσοδο και έξοδο κατασκευάζονται πλευρικές 
νησίδες. 

Η νησίδα αντλιών τοποθετείται σε απόσταση 3,50 μ 
από τη κεντρική νησίδα. 

Οι ζώνες επιτάχυνσης και επιβράδυνσης και η με δι¬ 
αγράμμιση ζώνη επιστρώνονται με όμοιου τύπου οδό¬ 
στρωμα με αυτό της σδού. Ο υπόλοιπσς χώρος επι¬ 
στρώνεται κατά την κρίση της επιχείρησης. 

Γ ια την εφαρμογή του τύπου αυτού απαιτείται ελάχι¬ 
στο μήκος προσώπου του γηπέδου 50,00μ. 

Με την έγκριση της κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκρί- 
νεται και η απαραίτητη οριζόντια και κατακόρυφη σή¬ 
μανση σύμφωνα με το ν 2696/1999 και ο ηλεκτροφω- 
τισμός σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές περί 
ηλεκτροφωτισμού οδών. 

(γ) ΤΥΠΟΣ Γ 

Ο τύπος Γ εφαρμόζεται στα πρατήρια και εγκατα¬ 
στάσεις που ιδρύονται σε εκτός εγκεκριμένου σχεδίου 
πόλης και εκτός ορίων νομίμως υφιστάμενων οικισμών 
περιοχές: 
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1) Στο Τριτεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο 

2) Στο Πρωτεύον Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο 

3) Στους παράπλευρους (3Ρ) οδών ταχείας κυκλοφο¬ 
ρίας και αυτοκινητοδρόμων ανεξάρτητα απά το κυκλο¬ 
φορούμενο πλάτος τους. 

4) Στους παράπλευρους με κυκλοφορούμενο πλάτος 
οδού μεγαλύτερο των 7,00μ. 

5) Στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο των νήσων πλήν Κρήτης, 
Εύβοιας, Ρόδου, Κέρκυρας. 

Η κυκλοφοριακή σύνδεση διαμορφώνεται ως εξής: 

Στο κέντρο της σύνδεσης κατασκευάζεται τραπεζσει- 
δής νησίδα πλάτους 4.00μ με τις συγκλίνουσες πλευρές 
υπά γωνία 30“ προς τον άξονα της οδού και την κάτω 
βάση μήκσυς εξαρτώμενου από το πρόσωπο του γη¬ 
πέδου και ελάχιστου μήκους 20,00μ και σε απόσταση 
2,50 μ από το άκρο του κυκλοφορούμενου τμήματος της 
οδού. Η ζώνη αυτή διαμορφώνεται με διαγράμμιση. 

Εκατέρωθεν της κεντρικής νησίδας διαμορφώνονται: 
η είσοδος και έξοδος πλάτους κυμαινάμενου απά 5,00μ 
έως 5,50 κατά την κρίση της υπηρεσίας υπά γωνία 30“ 
ως προς τον άξονα της οδού και οι λωρίδες επιβρά¬ 
δυνσης και επιτάχυνσης και μεταβλητσύ πλάτσυς απά 
0-3.00μ και ελάχιστου μήκους 45,00μ. 

Πέραν των λωρίδων επιτάχυνσης και επιβράδυνσης 
διαμσρφώνεται έρεισμα πλάτσυς όσσ της σδού όχι μι¬ 
κρότερο του 1.00μ. 

Στην είσοδο και στην έξοδσ κατασκευάζσνται πλευ¬ 
ρικές νησίδες. Η νησίδα αντλιών τσποθετείται σε από¬ 
σταση τσυλάχιστσν 3,50 μ από τη κεντρική νησίδα. 

Οι λωρίδες επιβράδυνσης και επιτάχυνσης και σι 
με διαγράμμιση ζώνες επιστρώνονται με οδάστρωμα 
άμοιου τύπου με αυτά της οδού. Ο υπόλοιπος χώρος 
επιστρώνεται κατά την κρίση της επιχείρησης. 

Για την εφαρμογή αυτού του τύπου απαιτείται ελάχι¬ 
στο μήκος προσώπου του γηπέδου 40.00μ. 

Με την έγκριση της κυκλσφοριακής σύνδεσης εγκρί- 
νεται και η απαραίτητη σριζόντια και κατακόρυφη σή¬ 
μανση σύμφωνα με τον ν. 2696/1999 και ο ηλεκτροφω- 
τισμάς σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές περί 
ηλεκτροφωτισμού οδών. 

(δ) ΤΥΠΟΣ Δ 

Ο τύπος Δ εφαρμάζεται στα πρατήρια και εγκατα¬ 
στάσεις πσυ ιδρύονται σε εκτάς εγκεκριμένσυ σχεδίου 
πάλης και εκτάς ορίων νομίμως υφιστάμενων σικισμών 
περισχές. 

1) Στο Δευτερεύον Επαρχιακά Οδικά Δίκτυο 

2) Στους παράπλευρους με κυκλοφορούμενο πλάτος 
οδού ίσο ή μικράτερο των 7.00μ. 

3) Στο Επαρχιακά Οδικό Δίκτυο των νήσων πλην Κρή¬ 
της, Εύβσιας, Ρόδσυ, Κέρκυρας. 

4) Στα τμήματα του Τριτεύοντος Εθνικού Οδικού Δι¬ 
κτύου. 

Ο τύπος Δ εφαρμόζεται επίσης στα πρατήρια πσυ 
ιδρύσνται επί υπεραστικών τμημάτων (εκτάς εγκεκριμέ¬ 
νων σχεδίων πάλεων και εκτάς ορίων νομίμως υφιστα¬ 
μένων οικισμών ) κοινστικών ή δημοτικών οδών. 

Η κυκλοφοριακή σύνδεση διαμορφώνεται ως εξής: 

Στο κέντρο της σύνδεσης κατασκευάζεται τραπεζοει¬ 
δής νησίδα πλακοστρωμένη πλάτους 4,00μ και την κάτω 
βάση ελάχιστσυ μήκους ΙΟ,ΟΟμ σε επαφή με την ακραία 
γραμμή ταυ ερείσματος της οδού και σε απάσταση 
τσυλάχιστσν Ι,ΟΟμ απά το άκρο του κυκλοφορούμενου 
τμήματος της οδού. Η ζώνη αυτή διαμορφώνεται με 
οριζάντια διαγράμμιση. 

Εκατέρωθεν της νησίδας αυτής κατασκευάζεται είσο¬ 


δος και έξοδος πλάτους κυμαινόμενου από 5,00μ έως 
5,50μ, κατά την κρίση της Υπηρεσίας και κλίση 45“ πρσς 
τον άξονα της οδού. 

Η νησίδα αντλιών καυσίμων ελάχιστσυ πλάτσυς Ι.ΟΟμ 
τοποθετείται σε απάσταση 3,00μ τσυλάχιστσν από την 
κεντρική νησίδα. 

Η είσοδος και έξοδος καθώς και ο χώρος του πρατηρί¬ 
ου επιστρώνεται κατά την κρίση της επιχείρησης. Κατά 
την κρίση της υπηρεσίας με την έγκριση κυκλσφοριακής 
σύνδεσης εγκρίνεται και η απαραίτητη σριζόντια και 
κατακόρυφη σήμανση σύμφωνα με τσ ν. 2696/1999 όπως 
κάθε φορά ισχύει και σ ηλεκτροφωτισμάς σύμφωνα με 
τις ισχύσυσες προδιαγραφές. 

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 του β.δ. 465/1970 
και η παράγραφος 3 του άρθρου 6 του π.δ. 1224/1981 
αντικαθίστανται ως εξής: 

«2. Επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία πρατηρίων, 
εφόσον οι αντλίες ή οι διανομείς ευρίσκονται εκτός του 
διαδρόμου δουλείας διελεύσεως τυχόν υφισταμένων 
γραμμών μεταφσράς ηλεκτρικής ενέργειας, τάσεως με- 
γαλυτέρας των 66.000 ΥοΙΙ, όπως ο διάδρομος δουλείας 
έχει καθοριστεί στη συγκεκριμένη θέση απά τη ΔΕΗ 
σύμφωνα με τις διατάξεις της ». 

Άρθρο 6 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 του β.δ. 465/1970 που 
αντικαταστάθηκε με τη παραγρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 
143/1989, συμπληρώνεται ως εξής: 

«Σε περίπτωση που δεν υπάρχει επαρκές εύρος απαλ¬ 
λοτρίωσης ή δεν παραχωρείται οικειοθελώς ο απαι- 
τούμενσς χώρος απά τους ιδιοκτήτες των γηπέδων 
έμπροσθεν των οποίων θα διαμορφωθούν οι λωρίδες 
επιβράδυνσης - επιτάχυνσης, η σχετική άδεια χσρηγεί- 
ται με απάφαση του αρμόδιου δικαστηρίου σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 1012 επ. του Αστικού Κώδικα. 
Σε περίπτωση που η σχετική άρνηση κριθεί αδικαισλά- 
γητη, τσ παραπάνω δικαστήριο προβαίνει στην έγκριση 
της υποχρεωτικής παραχώρησης της αναγκαίας εδα¬ 
φικής λωρίδας για τη κατασκευή της Κυκλοφσριακής 
Σύνδεσης ύστερα απά καθορισμά και καταβολή εύλογης 
αποζημίωσης». 

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 7 του β.δ. 465/1970 
αντικαθίσταται ως εξής: 

«4. Οι εργασίες κυκλσφοριακής σύνδεσης ή της τυχάν 
βελτίωσης του κάμβου συμβολής Δημοτικού ή Κοινο¬ 
τικού δράμου με το Εθνικά ή Επαρχιακά οδικά δίκτυο, 
κατά την κρίση της αρμάδιας για τσ Εθνικά ή Επαρχια¬ 
κά δίκτυο Υπηρεσίας, λάγω ίδρυσης τσυ πρατήριου σε 
αυτό, εκτελούνται από τον πρατηριούχο σύμφωνα με τις 
υποδείξεις και οδηγίες της αρμόδιας για την συντήρηση 
της οδού Υπηρεσίας». 

Άρθρο 7 

Το άρθρο 8 των β.δ. 465/1970 και π.δ. 1224/1981, αντι¬ 
καθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 8 
Νησίδες αντλιών 

1. Η τοποθέτηση των αντλιών ή διανομέων υγρών καυ¬ 
σίμων γίνεται υποχρεωτικά επί νησίδων. Μηχανισμοί και 
εγκαταστάσεις παροχής νερού και αέρα τοποθετούνται 
είτε στις νησίδες των αντλιών ή, κατά προτίμηση, σε 
ξεχωριστές νησίδες που κατασκευάζονται αποκλειστικά 
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για τη χρήση αυτή ή τοποθετούνται στο κράσπεδο που 
υπάρχει μπροστά ή γύρω απά το κτίριο του πρατηρίου 
υπό την προϋπόθεση ότι δεν παρεμποδίζουν την είσοδο 
στο πρατήριο και την διακίνηση των εξυπηρετούμενων. 
Μηχανισμοί και εγκαταστάσεις για τον εσωτερικό κα¬ 
θαρισμό των οχημάτων (όπως σκούπες αναρρόφησης 
σκόνης κ.λπ.) τοποθετούνται επίσης επί των νησίδων 
που περιγράφονται παραπάνω ή επί ξεχωριστών νη¬ 
σίδων. Οι διαστάσεις των ειδικών αυτών νησίδων δι¬ 
αμορφώνονται σύμφωνα με την λειτουργικότητα της 
εγκαταστάσεως και απεικονίζονται στα υποβαλλόμενα 
σχεδιαγράμματα. 

2. Το ελάχιστο επιτρεπόμενο πλάτος της νησίδας 
αντλιών ή διανομέων είναι ένα (1) μέτρο, με δυνατότητα 
τοπικής μείωσης αυτής το πολύ 10% από κάθε πλευρά, 
που σε καμία περίπτωση όμως δεν θα περιορίζει την 
προστασία των αντλιών από πιθανή πρόσκρουση. Το 
ύψος της νησίδας από το οδόστρωμα σταθμεύσεως 
ορίζεται από δέκα (10) μέχρι δεκαπέντε (15) εκατοστά. 
Το μήκος και η μορφή της νησίδας δύναται να ποικί- 
λει ανάλογα, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των 
προς ανεφοδιασμό οχημάτων και την εύρυθμη λειτουρ¬ 
γία της εγκατάστασης. 

3. Η θέση και η διάταξη των νησίδων αντλιών, καθώς 
και των τυχόν υπερκειμένων προστατευτικών στεγά¬ 
στρων, ρυθμίζεται ανάλογα, με σκοπό την καλύτερη 
εξυπηρέτηση της εγκατάστασης από λειτουργική άποψη 
και σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος ΓΟΚ. Για 
τυχόν παρέκκλιση από τις ισχύουσες πιο πάνω δια¬ 
τάξεις (λόγω της ειδικής φύσης της λειτουργίας του 
ανεφοδιασμού, η οποία επιβάλλει την προστασία των 
διακινούμενων από βροχή, χιόνι ή καύσωνα), απαιτείται 
έγκριση από την αρμόδια Υπηρεσία σύμφωνα με το 
άρθρο 21 του ν 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονι¬ 
σμός» όπως ισχύει. 

4. Επί των νησίδων αντλιών είναι δυνατή η τοποθέτη¬ 
ση των καλυμμάτων των φρεατίων επιθεώρησης των 
υπογείων δεξαμενών καυσίμου. 

5. Η επίστρωση των νησίδων είναι αντιολισθητική». 

Άρθρο 8 

Το άρθρο 9 των β.δ. 465/1970 και π.δ. 1224/1981, αντι¬ 
καθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 9 
Κτήριο πρατηρίου 

1. Ως κτήριο πρατηρίου, για την εφαρμογή του παρό¬ 
ντος, νοείται κάθε εγκατάσταση που έχει ως σκοπό την 
εξυπηρέτηση των ασκουμένων εντός του γηπέδου του 
πρατηρίου δραστηριοτήτων, όπως αυτές αναφέρονται 
στο άρθρο 2 του παρόντος. Στο πρατήριο πρέπει υπο¬ 
χρεωτικά να υπάρχουν χωριστοί χώροι για το γραφείο 
της επιχείρησης και το μηχανοστάσιο (ή μηχανοστάσιο 
- αποθήκη) καθώς και χώρος υγιεινής. Το κτίσμα ή διαμέ¬ 
ρισμα του πρατηρίου έχει εσωτερική ωφέλιμη επιφάνεια 
τριάντα (30) τετραγωνικών μέτρων τουλάχιστον. Ειδικά 
για πρατήρια, τα οποία λειτουργούν αποκλειστικά και 
μόνο με τη μέθοδο της αυτοεξυπηρέτησης (δθΐί δθΓνίοβ) 
χωρίς την παροχή υπηρεσιών υπαλλήλων για την εξυ¬ 
πηρέτηση πελατών, είναι υποχρεωτική η ύπαρξη ενός 
μόνο κτίσματος τουλάχιστον 10 τμ που χρησιμοποιείται 
για να στεγάσει διάφορες λειτουργίες όπως τουαλέ¬ 
τα, τηλεφωνικό θάλαμο (προσαρμοσμένα στις ανάγκες 


των ΆΜΕΆ), πίνακες εγκαταστάσεων κλπ. Στα πρατήρια 
αυτής της κατηγορίας δεν είναι επίσης υποχρεωτική η 
παροχή νερού και πεπιεσμένου αέρα. 

2. Ο καθορισμός της θέσεως του κτηρίου μέσα στο 
γήπεδο ή στο οικόπεδο γίνεται σύμφωνα με τις ισχύου- 
σες διατάξεις του ΓΟΚ ή άλλων αντίστοιχων ή συναφών 
νομοθετημάτων και κατά τρόπο ώστε να εξυπηρετείται 
πλήρως ο σκοπός της εγκατάστασης. 

3. Η ελάχιστη απόσταση των κτιρίων, από τους άξονες 
των οδών και τα όριά τους σε όσες περιπτώσεις προ- 
βλέπεται ορίζεται από τις διατάξεις του π.δ. 209/1998 
(Ά' 169) όπως κάθε φορά ισχύει. 

4. Τα κτίρια των πρατηρίων υγρών καυσίμων πρέπει να 
πληρούν γενικώς τους υπό των σχετικών οικοδομικών 
κανονισμών προβλεπόμενους τεχνικούς όρους καθώς 
επίσης και αυτούς για τη προσβασιμότητα των ΆΜΕΆ, 
η δε αρχιτεκτονική εμφάνιση αυτών είναι άρτια και 
σύμφωνος προς το περιβάλλον. Τα κτίρια ταύτα έχουν 
οροφή, δάπεδα και τοιχοποιία από υλικό δύσκολα ανα- 
φλέξιμο. Είναι δυνατή η χρήση μεταλλικών περιπτέρων 
άρτιας κατασκευής και εμφανίσεως προς εγκατάσταση 
πρατηρίου. 

2. Ο χώρος υγιεινής περιλαμβάνει τουλάχιστον 2 απο¬ 
χωρητήρια (ανδρών-γυναικών) και νιπτήρες, αριθμού 
αναλόγου με το μέγεθος της εγκατάστασης. 

6. Η ηλεκτρική εγκατάσταση του κτιρίου του πρατη¬ 
ρίου είναι σύμφωνη προς τους ισχύοντες Κ.Ε.Η.Ε. Εντός 
του πρατηρίου υπάρχει κιβώτιο φαρμάκων πρώτων βο¬ 
ηθειών». 

Άρθρο 9 

Το άρθρο 10 των βδ465/1970 και π.δ. 1224/1981, αντι¬ 
καθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 10 

Υπόγειες δεξαμενές καυσίμων 

1. Οι υπόγειες δεξαμενές αποθήκευσης υγρών καυ¬ 
σίμων που εξυπηρετούν την εγκατάσταση έχουν τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

α) Είναι κυκλικής ή ελλειπτικής διατομής απαγορευό¬ 
μενης της χρήσης δεξαμενών με επίπεδα τοιχώματα. 

β) Είναι μονού ή διπλού τοιχώματος. 

Το εξωτερικό τοίχωμα μιας δεξαμενής διπλού τοιχώ¬ 
ματος λειτουργεί ως «περίβλημα ανάσχεσης διαρροών». 
Στο χώρο μεταξύ των δύο τοιχωμάτων δύνανται να 
τοποθετηθούν, μόνιμα ή μη, ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα 
ελέγχου πιθανής διαρροής. 

2. Υλικό κατασκευής δεξαμενών. 

Ως προς το υλικό κατασκευής οι δεξαμενές επιτρέ¬ 
πεται να είναι: 

α) Μεταλλικές, κατασκευασμένες από χαλυβδοελά- 
σματα κατάλληλα συγκολλημένα, σύμφωνα με τους 
ισχύοντες τεχνικούς κανονισμούς. 

Επιτρέπεται η χρήση μεταλλικών δεξαμενών με πε¬ 
ρισσότερα του ενός διαμερίσματα, (μέχρι και τέσσερα). 
Τ α διαχωριστικά ελάσματα έχουν το ίδιο πάχος με το 
κυρίως σώμα της δεξαμενής, είναι συγκολλημένα σε 
αυτή και φέρουν τις απαραίτητες ενισχύσεις, ώστε να 
μην παραμορφώνονται, όταν υπάρχει διαφορά στάθμης 
μεταξύ των διαφόρων διαμερισμάτων. 

Τ ο ελάχιστο πάχος των τοιχωμάτων των μεταλλικών 
δεξαμενών σε σχέση με το τη διάμετρό τους, ορίζεται 
ως εξής: 
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Πάχος τοιχωμάτων (ιτιιτι) 


Εσωτερική 

Εσωτερικό τσίχωμα 

Εξωτερικό τοί¬ 

διάμετρσς 

διπλής δεξαμενής 

χωμα διπλής 

δεξαμενής 

(ιππι) 

ή τοίχωμα μονής 
δεξαμενής 

δεξαμενής 

Μέχρι 1600 

5 

3 

1601-2000 

6 

3 

2001-2500 

7 

4 

2501-3000 

8 

4 


Οι μεταλλικές δεξαμενές όλων των τύπων, πρέπει να 
προστατεύονται από τη διάβρωση με καθοδική προ¬ 
στασία. Αντί της καθσδικής πρσστασίας οι δεξαμενές, 
εξαρτήματα και σωληνώσεις μπορσύν να προστατεύ- 
σνται, έναντι της διάβρωσης, με εξωτερική επικάλυψη 
των μεταλλικών επιφανειών, σμσιόμορφα και ισοπαχώς, 
με αντιδιαβρωτικό υλικό όπως πίσσα ή εποξειδικά υλικά 
ή πολυουρεθάνη ή πολυεστερική ρητίνη ενισχυμένη με 
ίνες υάλσυ ή άλλο κατάλληλο αντιδιαβρωτικό υλικό. 

β) Πλαστικές, κατασκευασμένες από ειδικές ρητίνες, 
ενισχυμένες με ίνες υάλου, μσνού ή διπλού τοιχώματος, 
οι οποίες θα πρέπει να ανταποκρίνονται πλήρως στις 
προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΝ 976-1 και 
ΕΝ 976-2), σε ότι αφορά τη συμβατότητα του υλικού 
κατασκευής τους με τα καύσιμα, ή σε άλλες αντίστοιχες 
προδιαγραφές. Οι διάμετροι, τα μήκη και τα πάχη τοι¬ 
χώματος των πλαστικών δεξαμενών καθορίζσνται από 
τον κατασκευαστή τους, σε συμφωνία πάντστε με τις 
προαναφερθείσες προδιαγραφές. Οι πλαστικές δεξαμε¬ 
νές συνοδεύονται από σχετική βεβαίωση (πιστοποιητικό 
δοκιμής) του κατασκευαστή τσυς, για την κατασκευή 
τους σύμφωνα με τις πια πάνω προδιαγραφές. 

3. Όλες οι υπόγειες δεξαμενές πρέπει να είναι σύμ¬ 
φωνες με τις ακόλουθες διατάξεις: 

α) Να είναι εξοπλισμένες με θυρίδα επιθεώρησης (ή 
ανθρωποθυρίδα), που προσαρμόζεται με κοχλίες επάνω 
στη δεξαμενή, ώστε να μπορεί να αφαιρείται προς επι¬ 
θεώρηση. Κάθε ανθρωποθυρίδα πρέπει να περιβάλλεται 
από ειδικό απολύτως στεγανό φρεάτιο, ως «περίβλη¬ 
μα ανάσχεσης διαρροών», ανθεκτικό στη διάβρωση, τσ 
σποίο καλύπτεται από ειδικό υδατοστεγές κάλυμμα, 
ικανό να παραλάβει το βάρος των διερχομένων οχη¬ 
μάτων. Τα φρεάτια αυτά και τα καλύμματα τους είναι 
σχεδιασμένα και τσποθετημένα έτσι ώστε να μην με¬ 
ταφέρουν φορτίο από την πλάκα του καταστρώματος 
στην υπόγεια δεξαμενή. Φρεάτια ανθρωπσθυρίδων δε¬ 
ξαμενών δύνανται να είναι προκατασκευασμένα πλα¬ 
στικά ή μεταλλικά ή από σποισδήποτε υλικό, πσυ δεν 
είναι διαπερατό από τα καύσιμα και εξασφαλίζει ικα- 
νσποιητική στεγανότητα. Κάθε φρεάτιο θα φέρει σαφή 
σήμανση του προϊόντος της δεξαμενής. 

β) Στον πυθμένα της δεξαμενής και συγκεκριμένα κάτω 
από κάθε άνοιγμα πληρώσεως ή μετρήσεως της στάθμης, 
πρέπει να υπάρχει χαλύβδινη πλάκα ή άλλου είδους ειδική 
ενίσχυση του τοιχώματος, που προστατεύει την δεξαμενή 
από πλήγματα προερχόμενα από την επαναλαμβανόμενη 
εισροή καυσίμου και από την ράβδο μέτρησης. 

γ) Τα πώματα των σωλήνων πληρώσεως και μετρήσεως 
στάθμης κοχλιούνται ή προσαρμόζονται αεροστεγώς με 
μηχανισμό ταχείας συνδέσεως και πρέπει να είναι κατα¬ 
σκευασμένα από αλουμίνιο, ορείχαλκο, πλαστικό ή άλλο 
υλικό που δεν διαβρώνεται σε περιβάλλσν καυσίμων και 
δεν δημισυργεί κίνδυνσ σπινθηρισμού, σε περίπτωση 


κρούσεως αυτσύ με κάπσιο μεταλλικό στσιχείο. 

δ) Πρέπει να υπάρχει ράβδος μέτρησης του περιε¬ 
χομένου της δεξαμενής, με κατάλληλες υποδιαιρέσεις, 
κατασκευασμένη από ορείχαλκσ ή άλλα υλικό, αναλό- 
γων ιδιστήτων. Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
ηλεκτρονικό ή άλλο σύστημα ελέγχου και μέτρησης 
της στάθμης ή της περιεκτικότητας σε καύσιμσ της 
δεξαμενής. 

ε) Να είναι εξοπλισμένες με διάτρητο σωλήνα - οδηγό 
της ράβδου μέτρησης («βέργας»), μήκους πενήντα (50) 
εκατοστών. 

στ) Να είναι εξοπλισμένες με σωλήνα πλήρωσης της 
δεξαμενής, σ σπσίσς φθάνει μέχρι ύψους δεκαπέντε (15) 
εκατοστών από τον πυθμένα και η απόληξη του είναι 
κομμένη υπό γωνία 450, ώστε η εκρσή τσυ καυσίμσυ να 
γίνεται προς την πλέον απομακρυσμένη πλευρά τσυ 
κυλίνδρου της δεξαμενής. 

Στον σωλήνα αυτόν, στις εψεξής τοπσθετούμενες 
δεξαμενές, πρέπει να τσποθετείται ειδική διάταξη 
απσψυγής υπερχειλίσεως (ονθάίΙΙ ρΓσΐβοίίση), όταν το 
στόμιο πλήρωσης δεν βρίσκεται μέσα στα φρεάτια της 
δεξαμενής. 

ζ) Να είναι εξοπλισμένες με σωλήνα αναρρόφησης 
του καυσίμου, ο οποίος αρχίζει από απόσταση δέκα 
(10) περίπσυ εκατσστών από τον πυθμένα και προσαρ¬ 
μόζεται κατάλληλα στην ανθρωποθυρίδα. Ο σωλήνας 
αυτός δεν τσποθετείται προφανώς στην περίπτωση 
που χρησιμοποιείται υποβρύχια (εμβαπτιζόμενη), αντλία 
καυσίμων. 

η) Να φέρσυν σωλήνα εξαερισμσύ, όπως ειδικότερα 
περιγράφεται παρακάτω. 

θ) Να φέρσυν πινακίδιο στο οποίο αναγράφονται τα 
στοιχεία του κατασκευαστή της δεξαμενής, τσ έτσς 
κατασκευής, οι διαστάσεις και η χωρητικότητα της, προ- 
σαρμσσμένσ σε εμφανές σημείο της ανθρωποθυρίδας. 

ι) Να φέρουν Πινακίδιο με ένδειξη του προϊόντος της 
δεξαμενής. 

Εννοείται ότι σε περίπτωση δεξαμενής με περισσό¬ 
τερα διαμερίσματα, κάθε διαμέρισμα εφσδιάζεται με 
ιδιαίτερη ανθρωπσθυρίδα και τα αντίστσιχα απαιτού- 
μενα εξαρτήματα. 

4. Η σλσκληρωμένη διάταξη εξαερισμσύ των δεξα¬ 
μενών βενζίνης δύναται να περιλαμβάνει κατά σειρά 
από την δεξαμενή προς την τελική απόληξη: βαλβίδες 
ανάκτησης ατμών με πλωτήρα (μία βαλβίδα ανά δε¬ 
ξαμενή ή διαμέρισμα αποθήκευσης βενζίνης), υπόγεισ 
ή υπέργεισ συλλέκτη ατμών από όλες τις δεξαμενές 
βενζίνης, βαλβίδα ασφαλείας στην οποία συνδέεται σ 
σωλήνας συλλσγής ατμών του βυτιοφόρου οχήματος 
τροφοδοσίας βενζίνης και βαλβίδα ή διάταξη βαλβίδων 
εξαερισμσύ πιέσεως - υποπιέσεως, η οποία επιτρέπει 
την είσοδο ποσότητας αέρα εντός των δεξαμενών σε 
περίπτωση δημιουργίας κενού στις δεξαμενές κατά τη 
λειτουργία των αντλιών ή την έξοδο μικρής ποσότητας 
ατμών, σε περίπτωση αύξησης της πίεσης ατμών στις 
δεξαμενές. Οι σωλήνες εξαερισμσύ ομοειδών προϊόντων 
μπορεί να συνδέονται μέσω ειδικών διατάξεων απο¬ 
κλεισμού της μεταφοράς προϊόντων από δεξαμενή σε 
δεξαμενή. Η σύνδεση αυτή μπσρεί να γίνεται, υπόγεια ή 
υπέργεια μέσω επιπλεσυσών βαλβίδων (νβη ίΙοαΐ ναΐνβ) 
ή χωρίς την παρέμβαση επιπλεσυσών βαλβίδων σε ύψος 
ανώτερο των βυτιοφόρων. 

Η ανωτέρω διάταξη εξαερισμσύ είναι σύμφωνη με τα 
διαλαμβανόμενα στην υπ’αριθμ. σικ. 10245/713/97 κοινή 
υπουργική απόφαση «Μέτρα και όρσι για τσν έλεγχα 
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των εκπομπών πτητικών οργανικών ουσιών (ΥΟΟ) που 
προέρχονται από την αποθήκευση βενζίνης και τη δι¬ 
άθεσή της από τις τερματικές εγκαταστάσεις στους 
σταθμούς διανομής καυσίμων» (Β' 311). 

Οι σωληνώσεις εξαέρωσης για τις δεξαμενές πετρε¬ 
λαίου, ή και για τις δεξαμενές βενζίνης πρατηρίων που 
δεν υπάγονται στις διατάξεις της παραπάνω ΚΥΑ, κα- 
τασκευάζσνται απά σωληνώσεις μεταλλικές (γαλβανι- 
σμένες ενισχυμένου τύπου) ή πλαστικές απά υλικό που 
δεν αλλοιώνεται στα πετρελαισειδή, διαμέτρσυ ίσης ή 
μεγαλύτερης της και μέσω κατακόρυφου σωλήνα, 
καταλήγσυν σε ειδικό εξάρτημα (καπελάκι), με ή χω¬ 
ρίς βαλβίδα ανάλογα του τράπου κατασκευής, ώστε 
να διασφαλίζεται αδυναμία ανάμιξης των προϊόντων. 
Οι κατακόρυφοι σωλήνες στηρίζσνται αδιακρίτως σε 
εξωτερικό τοίχσ κτιρίου ή σε υποστύλωμα στεγάστρου 
ή σε άλλη ειδική σταθερή κατασκευή (μεταλλική, απά 
σκυράδεμα, ή άλλο υλικά), η οποία αποτρέπει τη δη¬ 
μιουργία παραμάρφωσης. Η απαγωγή των ατμών απά 
τα στόμια εξαέρωσης πρέπει να είναι ελεύθερη και να 
μην κατευθύνεται σε κλειστσύς χώρους μέσω παραθύ¬ 
ρων, ανσιγμάτων, ηλεκτρικών και υδραυλικών φρεατίων 
κ.λπ. 

5. Οι σωληνώσεις τροφσδοσίας των αντλιών με καύ¬ 
σιμο από τις δεξαμενές κατασκευάζονται είτε απά γαλ- 
βανισμένους σιδηροσωλήνες ή από πλαστικούς σωλήνες 
ειδικών πρσδιαγραφών (άκαμπτους ή ημιεύκαμπτους 
ή εύκαμπτους), διαμέτρου κατ’ ελάχιστο Όλες οι 
σωληνώσεις και τα εξαρτήματα διασύνδεσης των μερών 
πσυ τις αποτελσύν, θα πρέπει να είναι απά εγκεκριμένα 
υλικά. 

Σε σωληνογραμμές πιέσεως - κατάθλιψης (περίπτωση 
συνδυασμού υποβρύχιας αντλίας με διανομέα) πρέπει 
να χρησιμοποιούνται ειδικοί, εγκεκριμένοι σωλήνες δι¬ 
πλού τοιχώματος, ως μέτρο περιορισμού και ελέγχου 
πιθανής διαρροής. Σε σωληνογραμμές πιέσεως πρέπει 
απαραιτήτως να υπάρχουν ειδικές βαλβίδες ασφαλείας 
(δόυΐ σΐί ναΙνθδ) κάτω απά τσυς διανσμείς καυσίμου που 
θα αποτρέπουν την ανεξέλεγκτη εκροή καυσίμου σε 
περίπτωση πυρκαγιάς ή αποξήλωσης των διανομέων 
λάγω ατυχήματος. 

Σε σωληνογραμμές αναρράφησης (περίπτωση αναρ- 
ράφησης καυσίμου απά την δεξαμενή με τη βοήθεια 
αντλίας τοποθετημένης επί νησίδας), χρησιμοπσιούνται 
σωλήνες, μονσύ ή διπλού τοιχώματος. Φρεάτια ελέγχου 
διαρροών μπορούν επίσης να χρησιμσποιηθούν ως επι¬ 
πλέον μέτρο πράληψης και κατά μήκος σωληνώσεων 
μονσύ ή διπλσύ τσιχώματσς. 

Η διέλευση άλων των σωληνώσεων μέσω των τσιχω- 
μάτων των φρεατίων γίνεται με χρήση ειδικών στεγα- 
νοπσιητικών παρεμβυσμάτων. 

Οι σωληνώσεις, αμέσως μετά την εγκατάσταση τους 
και πριν τον οριστικά εγκιβωτισμά τους, πρέπει να υπο¬ 
βάλλονται σε ελέγχους στεγανάτητας σε πίεση της 
τάξεως τσυ 150% της κανονικής πίεσης λειτουργίας. 

Οι σωληνογραμμές καυσίμου πρέπει να έχουν κλίση 
τσυλάχιστον 1 % απά τις αντλίες ή τσυς διανσμείς,, 
προς τις δεξαμενές (ανώτερο σημείο οι αντλίες ή οι 
διανομείς). 

Σε χώρους άπου υπάρχουν φορτία απά κίνηση οχη¬ 
μάτων η ελάχιστη απάσταση των σωληνώσεων απά το 
κατάστρωμα του πρατηρίου είναι εικοσιπέντε ( 25) εκα¬ 
τοστά συμπεριλαμβανομένης και της πλάκας. Ο χώρας 
γύρω απά τις σωληνώσεις γεμίζεται με αδρανή υλικά 


πλήρωσης πσυ συμπυκνώνσνται, με ιδιαίτερη πρσσοχή 
εφάσσν πρόκειται για πλαστικούς σωλήνες. 

Στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται υποβρύχιες 
αντλίες πιέσεως καυσίμου από τις δεξαμενές προς τον 
διανομέα καυσίμου, πρέπει ο σχεδιασμός της εγκατά¬ 
στασης και τα χρησιμοπσιούμενα εξαρτήματα να απο¬ 
τρέπουν την ανεξέλεγκτη εκροή καυσίμων σε περίπτω¬ 
ση βλάβης. 

6. Αναφορικά με τα μέτρα και τις διατάξεις που χρη¬ 
σιμοποιούνται για προστασία έναντι διαρροών καυσίμου 
και εντοπισμά τους ισχύουν τα ακάλουθα: 

Σε όλες τις εγκαταστάσεις πρέπει να εφαρμάζεται 
τουλάχιστον μία μέθοδος ελέγχου διαρροών απά δε¬ 
ξαμενές και σωληνώσεις. Ο έλεγχος διαρροών μπορεί 
να πραγματοποιηθεί με τις ακάλουθες μεθάδους και 
μέσα. 

α) Χρήση συστημάτων ελέγχσυ στάθμης δεξαμενής. 

Τα συστήματα αυτά ελέγχσυν με απόλυτη ακρίβεια 
την στάθμη της δεξαμενής και σε περίπτωση που αυτή 
μεταβληθεί αδικαιολόγητα δίνουν ηχητική και οπτική 
ένδειξη διαρροής. Τέτοια συστήματα μπορεί να περι¬ 
λαμβάνουν ηλεκτρονικούς ή άλλους αισθητήρες, άπως 
αισθητήρες υπερήχων. 

β)Έλεγχσς διακένου δεξαμενών διπλού τοιχώματος. 

Ο έλεγχος διακένου δεξαμενών διπλού τοιχώματος 
για πιθανές διαρροές μπορεί να γίνεται με την χρήση 
διαφάρων μεθάδων και μέσων, όπως χρήση αισθητή¬ 
ρων που ανιχνεύουν ύπαρξη υδρογονανθράκων ή νερού, 
έλεγχος μιας προκαθορισμένης πίεσης στσ διάκενο, 
οπτικάς ή άλλος έλεγχος στάθμης υγρσύ σκοπίμως 
εγκλωβισμένου εντός του διακένου της δεξαμενής. Σε 
κάθε περίπτωση πσυ μεταβάλλεται η παράμετρος που 
ελέγχεται (όπως πτώση της πίεσης στο διάκενο), αυτό 
αποτελεί ένδειξη ύπαρξης διαρροής. 

γ)Έλεγχος μέσω φρεατίων ελέγχσυ διαρροών. 

Στις νέες εγκαταστάσεις πρατηρίων διανομής καυσί¬ 
μων απαιτείται η ύπαρξη φρεατίων ελέγχου διαρροών 
(πιοηίΐοΓίηρ ννβΙΙε). Μέσω των φρεατίων ελέγχου διαρρο¬ 
ών πρέπει να μπορεί να ανιχνευθεί ή και να ανακτηθεί 
ποσάτητα πετρελαιοειδών από το έδαφος, που μπορεί 
να Οφείλεται σε διαρροή δεξαμενών ή σωληνώσεων. Τα 
φρεάτια αυτά πρέπει να είναι διαμέτρσυ τουλάχιστον 
εκατά (100) χιλιοστών και να ανθίστανται στη διάβρωση 
απά νερό ή πετρελαιοειδή. Εντός των φρεατίων μπο¬ 
ρούν να τοποθετηθούν αισθητήρες πσυ θα ελέγχουν 
συνεχώς την ύπαρξη καυσίμου ή την ύπαρξη ατμών 
υδρογονανθράκων ή την ύπαρξη υδρογονανθράκων σε 
υπάγεια ύδατα. Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιούνται 
αισθητήρες συνεχούς παρακολούθησης των φρεατίων 
πρέπει να γίνεται έλεγχος των φρεατίων με χειροκίνητα 
μέσα, τουλάχιστον μία φορά μηνιαίως. Ο πυθμένας του 
φρεατίου ελέγχου πρέπει να βρίσκεται τουλάχιστον 300 
πιπι πιο χαμηλά από το κατώτερο σημείο της δεξαμενής 
ή των σωληνώσεων και να περιβάλλεται από λεπτόκοκ¬ 
κο χαλίκι σε ακτίνα τσυλάχιστσν 300 πιπι. Το τοίχωμα 
του φρέατος πρέπει να είναι τέτοιας κατασκευής ώστε 
να επιτρέπει την διέλευση υγρών, όχι όμως και στερε¬ 
ών (συνήθως είναι ένας διάτρητος ειδικάς πλαστικάς 
σωλήνας, σ οποίος επί πλέον περιβάλλεται απά ειδικό 
ύφασμα-φίλτρο). Σε εγκαταστάσεις άπου δεν χρησι¬ 
μοποιούνται δεξαμενές διπλού τοιχώματος με κάποιο 
σύστημα ανίχνευσης διαρροής στο διάκενο μεταξύ 
των δύο τοιχωμάτων, πρέπει να τοποθετηθούν φρε¬ 
άτια ελέγχου διαρροών (με ηλεκτρονικά ή άλλο μέσο 
εντοπισμού υδρογονανθράκων), ως εξής: 
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Πλήθος δεξαμενών Απαιτούμενα Φρεάτια 

1 2 

2-6 4 

Άνω των 6 6 

Σε εγκαταστάσεις με δεξαμενές διπλού τοιχώματος 
με κάποιο σύστημα ανίχνευσης διαρρσής στο διάκε¬ 
νο μεταξύ των δύο τοιχωμάτων, ένα φρεάτιο ελέγχου 
σε κατάλληλη θέση αρκεί. Φρεάτια ελέγχσυ διαρροών 
πρέπει να χρησιμοποιούνται και κατά μήκος των σω- 
ληνογραμμών μεταφοράς καυσίμων. Όλα τα φρεάτια 
ελέγχου πρέπει να σφραγίζονται απά ειδικά απολύτως 
στεγανά καλύμματα, επί ταυ καταστρώματσς του πρα¬ 
τηρίου. 

δ) Ως μέσο ελέγχου διαρροών επιτρέπεται να χρησι¬ 
μοποιηθεί οποιαδήποτε άλλη τεχνολογία (όπως ειδικά 
καλώδια - αισθητήρες κατά μήκσς των σωληνώσεων) 
που θα μπορεί να εντοπίζει διαρροές της τάξεως των 
0,75 λίτρων την ώρα κατ’ ελάχιστο, με ποσοστό επιτυ¬ 
χούς ανίχνευσης τουλάχιστον 95% και με πιθανότητα 
λάθους συναγερμού 5% το μέγιστο, εφόσον ανταπο- 
κρίνεται στις προδιαγραφές της ευρωπαϊκής ένωσης ή 
άλλες αντίστσιχες. 

ε) Τα φρεάτια επάνω στα σποία εδράζσνται οι αντλί¬ 
ες νησίδας ή οι διανομείς πρέπει να είναι μεταλλικά ή 
πλαστικά, απολύτως στεγανά και να παρέχεται η δυνα¬ 
τότητα απτικού ελέγχου πιθανής διαρροής. 

στ) Σε σωληνογραμμές πιέσεως, πσυ χρησιμοποισύ- 
νται σωλήνες διπλού τοιχώματος, πρέπει να υπάρχει η 
δυνατότητα οπτικού ελέγχου της ύπαρξης ή όχι διαρ¬ 
ροής στη σωληνογραμμή, από τα στεγανά φρεάτια από 
τα όπσια αρχίζει ή στα σποία καταλήγει αυτή. 

7. Για να διασφαλιστεί η επάρκεια της αντιδιαβρωτικής 
ή καθοδικής προστασίας των δεξαμενών απαιτείται έλεγ- 
χσς με δοκιμές στεγανότητας 10 χρόνια μετά την πρώτη 
εγκατάστασή τους και στη συνέχεια κάθε 5 χρόνια με 
ευθύνη των πρατηρισύχων. Οι δοκιμές αυτές γίνονται με 
ειδικές ηλεκτρονικές συσκευές υψηλής ακρίβειας πσυ 
μπσρεί να βασίζσνται σε έλεγχσ της στάθμης, έλεγχσ με 
βάση ακουστικές μεθόδσυς, έλεγχο τύπου εοηαΓ ή άλλες 
αναγνωρισμένες μεθόδσυς. Οι δεξαμενές πσυ έχουν αντι- 
διαβρωτική προστασία (πλαστικές, σιδηρές με εξωτερικό 
πσλυεστερικό μανδύα, σιδηρές με καθοδική προστασία, 
όλες σι διπλού τοιχώματος) πρέπει να υποβάλλονται σε 
δσκιμές στεγανότητας 10 χρόνια μετά την πρώτη εγκα¬ 
τάσταση τους και εν συνεχεία κάθε 5 χρόνια, εκτός εάν 
τσποθετηθεί κάπσισ σύστημα ελέγχου διαρροών. 

Απαιτείται αρχικός έλεγχος διαρροών δεξαμενών 15 
χρόνια μετά τη πρώτη εγκατάσταση και περισδικός 
έλεγχσς διαρροών δεξαμενών κάθε 8 χρόνια, σε εγκατα¬ 
στάσεις όπου υπάρχουν ένα η περισσότερα συστήματα 
ελέγχου διαρροών. 

8. Ολα τα μεταλλικά μέρη των δεξαμενών αλλά και το 
πλαίσιο του φρεατίου γεφυρώνονται κατάλληλα μεταξύ 
τους, με γυμνό πολύκλωνο χάλκινο αγωγό γειώσεως, 
μέσω καταλλήλων ακροδεκτών («κος») και γειώνονται 
είτε με την βοήθεια γαλβανισμένων σιδηροσωλήνων 
ή ειδικών συμπαγών ράβδων γείωσης (οι οποίες είναι 
επισκέψιμες μέσω ειδικσύ φρεατίσυ) ή με άλλες κα¬ 
τάλληλες διατάξεις, ώστε να επιτυγχάνεται αντίσταση 
γείωσης μικρότερη των 7 Ω. Η γείωση των δεξαμενών 
είναι ανεξάρτητη από την γείωση της ηλεκτρικής εγκα- 
ταστάσεως τσυ κτιρίσυ και αποσκσπεί στην διοχέτευση 
στσ έδαφος των στατικών φσρτίων, πσυ δημισυργσύ- 
νται κατά την διακίνηση (πλήρωση, αναρρόφηση) τσυ 
καυσίμσυ. 


9. Τοποθέτηση δεξαμενών. 

Όλες οι δεξαμενές, προ της εγκαταστάσεως εντός του 
εδάφους, πρέπει να δοκιμάζονται και να επιθεωρούνται 
όπως προβλέπεται, σύμφωνα με τις ισχύσυσες εκάστοτε 
τεχνικές προδιαγραφές (πλήρωση με νερό, εφαρμσγή πε- 
πιεσμένσυ αέρα και εξωτερικός έλεγχσς με σαπσυνόνερσ) 
με ευθύνη των εκμεταλλευτών των πρατηρίων, προκει- 
μένσυ να διαπιστώνεται η στεγανότητα τσυς. Ειδικά σι 
πλαστικές δεξαμενές μσνού τοιχώματος, πρέπει επιπλέον 
να δοκιμάζονται για την στεγανότητα τους και αφού έχουν 
τοποθετηθεί και περιβληθεί με αδρανή υλικά πλήρωσης. 

Όλες οι δεξαμενές πρατηρίου τοποθετούνται υπογεί- 
ως στο έδαφος και σε βάθσς τέτοισ ώστε το ανώτερο 
σημείο του καλύμματος της ανθρωποθυρίδας τους, να 
βρίσκεται τουλάχιστον εβδομήντα (70) εκατοστά από 
την επιφάνεια τσυ καταστρώματος. 

Ανάλογα του εάν οι δεξαμενές είναι μονού ή διπλού 
τοιχώματος και προκειμένου σε κάθε περίπτωση να 
ελαχιστσπσιείται η πιθανότητα διαρρσής καυσίμων στσ 
υπέδαφος, ισχύουν τα ακόλουθα: 

α) Οι μεταλλικές δεξαμενές μονού τοιχώματος το¬ 
ποθετούνται εντός ετέρου περιβλήματος ανάσχεσης 
διαρροών, το οποίο δύναται να είναι κατασκευασμένο 
από σκυρόδεμα (με στεγανσπσιητική επάλειψη) ή άλλα 
υλικό μη διαπερατό από πετρελαισειδή (όπως ειδικές 
συνθετικές μεμβράνες επί τόπσυ εφαρμοζόμενες από 
ειδικευμένους τεχνίτες). Ο πυθμένας του εκ σκυροδέ¬ 
ματος περιβλήματος, ή η εκσκαφή επάνω στην οπσία 
θα τοπσθετηθεί η μη διαπερατή μεμβράνη θα πρέπει 
να έχει κλίση τσυλάχιστσν 1% πρσς τσ ή τα φρεάτια 
ελέγχσυ διαρρσών. 

αα) Εφόσσν το περίβλημα ανάσχεσης πρόκειται να 
κατασκευαστεί από σκυρόδεμα πρέπει η κατασκευή 
των τσιχείων και τσυ πυθμένα να γίνει σε μία φάση, με 
τη χρήση ενιαίσυ ξυλστύπσυ. Τσ πάχος των πλευρικών 
τοιχωμάτων πρέπει να είναι δεκαπέντε (15) εκατοστά 
και τσυ πυθμένα είκοσι (20) εκατοστά. Ο σπλισμός 
υπσλσγίζεται βάσει των συνθηκών (ωθήσεις γαιών ή 
νερού) και οπωσδήποτε είναι μεγαλύτερος ή ίσος προς 
τον ελάχιστο οπλισμό τοιχωμάτων, όπως καθορίζεται 
από τον κανονισμό οπλισμένου σκυροδέματος. Ο ελά¬ 
χιστος οπλισμός του πυθμένα εξαρτάται από τη φύση 
του εδάφους και την ύπαρξη ή όχι άνωσης (υδροφόρου 
ορίζοντα) και είναι πλέγμα διαστάσεων #12/15. Ο χώρσς 
μεταξύ των τσιχείων και της δεξαμενής, πλάτους του¬ 
λάχιστον δέκα (10) εκατοστών, γεμίζεται με ξηρή άμμσ 
μέχρι την βάση της ανθρωποθυρίδας. Σε περίπτωση 
τοπσθέτησης περισσστέρων της μιας δεξαμενών εντός 
του ιδίου κιβωτίου από σκυρόδεμα, τηρείται απόσταση 
μεταξύ αυτών τουλάχιστον σαράντα (40) εκατοστών 
του μέτρου . Πάνω από το σημείο αυτό κατασκευάζεται 
σφραγιστική πλάκα από σπλισμένο σκυρόδεμα, ο δε χώ¬ 
ρσς πάνω από την πλάκα αυτή γεμίζεται με χώμα ή άλλα 
κσσκινισμένα υλικά εκσκαφής τα σπσία συμπιέζσνται και 
στη συνέχεια καλύπτονται από πλάκα σκυροδέματος, 
υπολογισμένη για συγκεντρωμένο φορτίο δεκαπέντε 
(15) τόνων, τουλάχιστον, εφόσον διέρχονται οχήματα 
από επάνω της, μέχρι την τελική επιφάνεια. 

ββ) Εφόσον ως περίβλημα ανάσχεσης χρησιμοποιηθεί 
αδιαπέραστη συνθετική μεμβράνη και τοπσθετηθσύν 
σι δεξαμενές εντός της εκσκαφής χωρίς την ύπαρξη 
περιβλήματσς από οπλισμένο σκυρόδεμα, ισχύουν τα 
ακόλουθα: 

1. Η θέση εκσκαφής δεν θα πρέπει να επηρεάζει ή να 
επηρεάζεται από τα θεμέλια υπαρχόντων κτισμάτων. 
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2. Οι δεξαμενές θα πρέπει να περιβάλλονται από συ¬ 
μπιεσμένα υλικά πλήρωσης σε απόσταση τριανταπέντε 
(35) εκατσστών κατ’ ελάχιστο. 

3. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ της δεξαμενής και των 
παρειών της εκσκαφής, αλλά και μεταξύ δεξαμενών, πρέ¬ 
πει να είναι τουλάχιστον εβδομήντα (70) εκατοστά. 

4. Η απόσταση του ανώτερου σημείου δεξαμενής, από 
πλάκα καταστρώματος διαφέρει ανάλογα με το εάν η 
πλάκα δέχεται φορτίο από διέλευση οχημάτων, εάν 
είναι οπλισμένη ή όχι και εάν ο υδροφόρος ορίζοντας 
είναι ή προβλέπεται ότι μπορεί να ανέλθει έως το ύψος 
της δεξαμενής. 

γγ) Οι εξωτερικές πλευρές των τοιχείων (ή άλλου 
περιβλήματος ανάσχεσης διαρροών) πρέπει να απέ¬ 
χουν από υπόγεια δίκτυα, νερού, ηλεκτρικών καλωδίων, 
αποχετεύσεως, απόσταση τουλάχιστον είκοσι (20) εκα¬ 
τοστών και από δίκτυα αερίου καυσίμου πενήντα (50) 
εκατοστών τουλάχιστον. 

β. Οι πλαστικές δεξαμενές μονού και διπλού τοιχώ¬ 
ματος καθώς και οι μεταλλικές δεξαμενές διπλού τοι¬ 
χώματος, μπορούν να τοποθετηθούν υπόγεια, χωρίς 
να είναι αναγκαία η τοποθέτηση τους εντός ετέρου 
περιβλήματος ανάσχεσης διαρροών. Για την τοποθέτη¬ 
ση αυτών, ισχύουν όσα αναφέρονται παραπάνω στην 
περίπτωση ββ, εδάφια 1-4. 

10. Απαγορεύεται η εγκατάσταση υπόγειων δεξαμενών 
μέσα στο κτίριο του πρατηρίου. Η εγκατάσταση αυτή 
επιτρέπεται μόνο σε ακάλυπτο χώρο σύμφωνα με το 
άρθρο 17 παρ.5 του ΓΟΚ όπως ισχύει (ν. 1577/1985 όπως 
τροποποιήθηκε με το ν. 2831/2000) και στις θέσεις που 
εγκρίνονται από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και 
Επικοινωνιών. Οι δεξαμενές μπορούν να τοποθετούνται 
μέσα σε ισόγειο στεγασμένο ιδιωτικό χώρο, ανοιχτό 
κατά τις δυο τουλάχιστον πλευρές και σε βάθος μέχρι 
πέντε (5) μέτρα μετρούμενο μεταξύ του κέντρου της 
ανθρωποθυρίδας και της πλησιέστερης προς αυτήν 
προβολής των ακραίων σημείων της περιμέτρου της 
οροφής επικάλυψης του. 

11. Η μέγιστη επιτρεπόμενη χωρητικότητα κάθε υπό¬ 
γειας δεξαμενής ορίζεται σε 50 κ.μ. χωρίς να συμπε- 
ριλαμβάνεται το αναγκαίο κενό από 5%. Η συνολική 
μέγιστη επιτρεπόμενη χωρητικότητα των υπογείων 
δεξαμενών για κάθε εγκατάσταση, καθορίζεται σε 300 
κ.μ. για βενζίνες (γενικώς) και για πετρέλαιο (κινήσεως, 
θερμάνσεως ή και φωτιστικό). 

Άρθρο 10 

1. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 11 του β.δ. 465/1970 
αντικαθίσταται ως εξής: 

«Η εγκατάσταση και χρήση υπέργειων δεξαμενών πε¬ 
τρελαίου θέρμανσης ή φωτιστικού συνολικής μέγιστης 
επιτρεπόμενης χωρητικότητας 20 κ.μ., σε πρατήρια 
υγρών καυσίμων επιτρέπεται εκτός οικισμών και σε 
ζώνη πέραν των 500 μ. από τα όριά τους». 

2. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 11 του π.δ. 1224/1981 
αντικαθίσταται ως εξής: 

«Σε περιοχές εντός σχεδίου πόλεως και εντός οι¬ 
κισμών, καθώς και σε ζώνη μέχρι 500 μ. από τα όρια 
των οικισμών, απαγορεύεται η εγκατάσταση και χρήση 
υπέργειων δεξαμενών πετρελαίου θέρμανσης ή φωτι¬ 
στικού σε πρατήρια υγρών καυσίμων. Κατ’ εξαίρεση, 
σε οικισμούς κάτω των 2000 κατοίκων επιτρέπεται η 
εγκατάσταση και χρήση υπέργειων δεξαμενών συνολι¬ 
κής μέγιστης επιτρεπόμενης χωρητικότητας 20 κ.μ. 


3. Στο τέλος του άρθρου 11 του βδ 465/1970, προστί¬ 
θεται εδάφιο ι, ως εξής: 

«Επιτρέπεται η απευθείας, από την υπέργεια ή υπόγεια 
δεξαμενή, τροφοδοσία αντλίας παροχής πετρελαίου 
ή και η τροφοδοσία αντλητικού συγκροτήματος, για 
μετάγγιση πετρελαίου σε βυτιοφόρα οχήματα» καθώς 
και η χρήση φορητού ή σταθερού αντλητικού συγκροτή¬ 
ματος, ακόμη και υπό μορφή μικρής κλίμακας γεμιστη- 
ρίου, για τη μετάγγιση του πετρελαίου σε βυτιοφόρα 
οχήματα, σύμφωνα με την σχετική μελέτη Μηχανολόγου 
Μηχανικού». 

4. Στο τέλος του άρθρου 11 του π.δ. 1224/1981, προστί¬ 
θεται εδάφιο ζ, ως εξής: 

«Επιτρέπεται η απευθείας, από την υπέργεια ή υπόγεια 
δεξαμενή, τροφοδοσία αντλίας παροχής πετρελαίου 
ή και η τροφοδοσία αντλητικού συγκροτήματος, για 
μετάγγιση πετρελαίου σε βυτιοφόρα οχήματα» καθώς 
και η χρήση φορητού ή σταθερού αντλητικού συγκροτή¬ 
ματος, ακόμη και υπό μορφή μικρής κλίμακας γεμιστη- 
ρίου, για τη μετάγγιση του πετρελαίου σε βυτιοφόρα 
οχήματα, σύμφωνα με την σχετική μελέτη Μηχανολόγου 
Μηχανικού». 

5. Η στάθμευση βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς 
υγρών καυσίμων επιτρέπεται σύμφωνα με τους όρους 
της παρ. 5 του άρθρου 34 του ν 2696 (Α 57) (ΚΟΚ) και 
του π.δ. 104/1999 (Α 113) όπως ισχύει« Προσαρμογή της 
Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 
94/55/ΕΚ της 21ης Νοεμβρίου 1994 για την προσέγγιση 
των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις οδι¬ 
κές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων ». 

Άρθρο 11 

1. Το άρθρο 12 των βδ 465/1970 και π.δ. 1224/1981, αντι¬ 
καθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 12 

Αντλίες και διανομείς καυσίμων 

1. Η παροχή καυσίμων δύναται να πραγματοποιηθεί 
μέσω: 

α) Αντλίας αναρρόφησης, η οποία αποτελείται από 
μεταλλικό κέλυφος εντός του οποίου περιέχονται 
αντλητικό συγκρότημα αναρρόφησης καυσίμου, αε- 
ροδιαχωριστής, ογκομετρητής ακρίβειας, μηχανικός ή 
ηλεκτρονικός μηχανισμός καταγραφής παρεχόμενης 
ποσότητας, ελαστικός σωλήνας και ακροσωλήνιο. Το 
αντλητικό συγκρότημα αναρρόφησης καυσίμου αποτε- 
λείται από μία αντλία θετικού εκτοπίσματος, η οποία 
κινείται από στεγανό αντιεκρηκτικό κινητήρα. Το αντλη¬ 
τικό συγκρότημα αναρρόφησης πρέπει απαραιτήτως να 
διαθέτει φίλτρο, σύστημα αεροδιαχωρισμού προϊόντος 
και βαλβίδα όγ ραεε, ή 

β) Διανομέα καυσίμου, δηλαδή συστήματος μέτρησης 
και διανομής καυσίμου χωρίς την ύπαρξη, εντός του 
κελύφους του, αντλητικού συγκροτήματος και αερο- 
διαχωριστή. Ο διανομέας τροφοδοτείται με καύσιμο 
από υποβρύχιες, (εμβαπτιζόμενες), αντλίες οι οποίες 
εγκαθίστανται εντός των δεξαμενών. Ο διανομέας καυ¬ 
σίμου αποτελείται από μεταλλικό κέλυφος εντός του 
οποίου περιέχονται ογκομετρητής ακριβείας, μηχανικός 
ή ηλεκτρονικός μηχανισμός καταγραφής παρεχόμενης 
ποσότητας, ελαστικός σωλήνας και ακροσωλήνιο. Ως 
υποβρύχια αντλία καυσίμου νοείται η ηλεκτρική αντλία 
που εμβαπτίζεται μέσα στο καύσιμο της δεξαμενής και 
παρέχει καύσιμο υπό πίεση στους διανομείς καυσίμου. 
Η υποβρύχια αντλία αποτελείται από τρία κύρια μέρη: 
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- την εξωτερική μονάδα, που περιέχει το στεγανό 
ακροκιβώτιο ηλεκτρολογικών συνδέσεων, τη βαλβίδα 
αντεπιστροφής, και την ανακσυφιστική βαλβίδα . Σε 
κατάλληλο σημείο της εξωτερικής μονάδας υπάρχει 
σπείρωμα, ώστε να μπορεί να προσαρμόζεται σταθερά 
επί της ανθρωποθυρίδας της δεξαμενής. Επίσης, πρέπει 
να φέρει πινακίδια όπσυ θα αναγράφονται τα χαρακτη¬ 
ριστικά στοιχεία του κινητήρα καθώς και το εργοστάσιο 
κατασκευής, ο τύπος και ο αριθμός σειράς αυτής. 

- την εμβαπτιζόμενη σωλήνωση, η οποία αποτελείται 
από δύο ομόκεντρους σωλήνες. Εντός τσυ εσωτερικού 
σωλήνα- σδηγσύ διέρχσνται οι καλωδιώσεις, πρσς το 
υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα και από τον εξωτε¬ 
ρικό σωλήνα-δακτύλιο διέρχεται το καύσιμο από το 
αντλητικό συγκρότημα προς την εξωτερική μονάδα και 
ακολούθως προς τον επί της νησίδας των αντλιών το¬ 
ποθετημένα διανσμέα 

- τσ αντλητικό συγκρότημα, πσυ περιλαμβάνει τσν 
ηλεκτροκινητήρα, την αντλία και το φίλτρο στο σημείο 
αναρρόφησης. 

Ο ηλεκτροκινητήρας και όλα τα ηλεκτρικά μέρη, πρέπει 
να ανταποκρίνονται πλήρως στις αναγνωρισμένες ελλη¬ 
νικές και διεθνείς προδιαγραφές στεγανότητας και αντι- 
εκρηκτικότητας που αφορούν περιβάλλον καυσίμων. 

Οι υποβρύχιες αντλίες πρέπει να διαθέτουν, επίσης, 
σύστημα που θα ελέγχει τις πιθανές διαρροές καυσίμου 
κατά τη διάρκεια της παράδοσης και θα ενεργοπσιείται 
σταματώντας τη ρσή όταν προκληθεί κάποια διαρροή. 

2. Η παροχή και καταγραφή της παρεχόμενης ποσότη¬ 
τας από αντλίες αναρροφήσεως και διανομείς πρέπει να 
γίνεται σύμφωνα με τις εκάστστε μονάδες μετρήσεως, 
η δε ακρίβεια της παρεχόμενης ποσότητας υπόκειται 
σε έλεγχσ από τις αρμόδιες υπηρεσίες τσυ κράτους. 
Η ακρίβεια της παρεχόμενης ποσότητας πρέπει να δι¬ 
ασφαλίζεται με την σφράγιση, με μη παραβιαζόμενη 
σφραγίδα μίας χρήσεως, του σημείου ρυθμίσεως του 
ογκομετρητή. Η καταγραφόμενη, στον ηλεκτρονικό ή 
μηχανικό καταγραφικό μηχανισμό, ένδειξη πρέπει να 
ανταποκρίνεται στην μετρούμενη από τον ογκομετρητή 
παρεχόμενη ποσότητα. Τσ σφάλμα μετρήσεως πρέπει 
να βρίσκεται μεταξύ των επιτρεπσμένων σρίων, όπως 
αυτά καθσρίζσνται από την αρμόδια υπηρεσία τσυ 
Υπσυργείου Ανάπτυξης. 

Οι αντλίες αναρροφήσεως και οι διανομείς εφεξής 
πρέπει να διαθέτουν ίδιο φωτισμό προς παρακολούθηση 
των ενδείξεων τσυ καταγραφικού μηχανισμού και κα¬ 
τάλληλο μηχανισμό που δεν θα επιτρέπει την παροχή 
εάν δεν μηδενιστεί, αυτόματα ή χειρσκίνητα, η ένδειξη 
προηγούμενης παροχής. 

Το ακροσωλήνιο (επιστόμιο) παροχής καυσίμου πρέ¬ 
πει να έχει τη δυνατότητα να διακόπτει αυτόματα την 
παροχή καυσίμου εάν υπερπληρωθεί η δεξαμενή του 
οχήματος. 

Οι αντλίες αναρροφήσεως και οι διανομείς εφεξής 
δύνανται να είναι εφοδιασμένοι με δείκτη ροής σε εμ¬ 
φανές σημεία, ο σποίος να είναι πλήρης καυσίμου πριν 
και μετά την παροχή. 

Στο σημείο σύνδεσης του ελαστικού σωλήνα παροχής 
με την αντλία αναρρόφησης ή τσν διανσμέα πρέπει να 
παρεμβάλλεται ειδική βαλβίδα η οπαία, σε περίπτωση 
θραύσης της από ισχυρή έλξη, στεγανσπσιεί τα δύο 
μέρη ώστε να μην υπάρχει περίπτωση ανεξέλεγκτης 
εκρσής καυσίμσυ. 

Στα σημείο σύνδεσης του διανομέα, με την υπό πίεση 
σωληνογραμμή παροχής καυσίμου σε αυτόν, πρέπει απα- 


ραιτήτως να υπάρχει ειδική βαλβίδα ασφαλείας (δόυΐ σίί 
νείνθ), που θα αποτρέπει την ανεξέλεγκτη εκροή καυσί¬ 
μου σε περίπτωση πυρκαγιάς ή απσξήλωσης τσυ διανο¬ 
μέα λόγω ατυχήματος (π.χ. πρόσκρουση σχήματος). 

Οι αντλίες αναρροφήσεως και σι διανομείς εφεξής 
πρέπει να εγκαθίστανται επάνω από στεγανό φρεάτια 
(περίβλημα ανάσχεσης διαρροών) που μπορεί να κατα¬ 
κρατεί ποσότητες καυσίμσυ πσυ πιθανώς θα διαρρεύ- 
σουν από το εσωτερικό της αντλίας, ή τσυ διανομέα 
ή από τα σημεία σύνδεσης αυτών με τις αντίστσιχες 
σωληνώσεις. 

Στσ στεγανό φρεάτια καταλήγσυν σι σωληνώσεις, οι 
προερχόμενες από τις δεξαμενές, μέσω στυπιοθλιπτών. 
Η ακραία σύνδεση των σωληνώσεων τρσφοδοσίας με 
τις αντλίες αναρροφήσεως ή τους διανομείς, εντός του 
ανωτέρω φρεατίου, γίνεται με τη βοήθεια εύκαμπτων 
σωλήνων σύνδεσης. 

Όλοι οι διανομείς και οι αντλίες αναρρόφησης εφεξής 
πρέπει να έχουν την δυνατότητα να ανταποκριθούν στις 
προϋποθέσεις «περί ανάκτησης ατμών υδρογονανθρά¬ 
κων φάση II (νεροΓ ΓθοονβΓγ εΐερθ II)». 

Όλα τα ηλεκτρικά μέρη και οι ηλεκτρολογικές συν¬ 
δέσεις πρέπει να πληρσύν τους ισχύοντες ελληνικούς 
κανονισμούς, ώστε να αποτρέπεται πιθανότητα επαφής 
ατμών καυσίμσυ με ηλεκτρικό ρεύμα. 

Πρέπει να υπάρχει σύστημα φυσικού αερισμού. Υπο¬ 
χρεωτικά η αντλία αναρροφήσεως ή σ διανομέας φέρει 
πινακίδιο όπου αναγράφεται το εργοστάσιο κατασκευ¬ 
ής, ο τύπσς, και σ αριθμός σειράς αυτού. 

Η έγκριση του τύπου των αντλιών αναρροφήσεως και 
των διανομέων παρέχεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης 
σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύσυσες διατάξεις. 

3. Επιτρέπεται η χρήση αντλιών ή διανσμέων καυσί¬ 
μων με πολλαπλά ακροσωλήνια, εφόσον πληρούνται οι 
προϋποθέσεις που έχουν ήδη αναφερθεί στις ανωτέρω 
παραγράφσυς. 

4. Επιτρέπεται η χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων 
διαχείρισης και ελέγχου των αντλιών αναρροφήσεως 
και των διανομέων εξ αποστάσεως, ανεξαρτήτως εάν 
αυτά τα συστήματα είναι ενσωματωμένα στο κέλυφος 
της αντλίας ή του διανομέα ή εάν βρίσκονται σε κάποιον 
άλλο χώρο του πρατηρίου. Επιτρέπεται επίσης, η χρήση 
ηλεκτρσνικών συστημάτων ελέγχου της τροφοδοσίας 
ιδιωτικών στόλων σχημάτων». 

2. Το άρθρο 13 του βδ 465/1970 και του π.δ. 1224/1981 
αντικαθίσταται ως εξής: 

«Αρθρα 13 

Βισμηχανικά ζυγιστικά 

Επιτρέπεται η εντός της κυρίας εκτάσεως τσυ πρα¬ 
τηρίου, εγκατάσταση βιομηχανικού ζυγιστικού (γεφυρο¬ 
πλάστιγγας), ηλεκτρσνικσύ τύπου, με την προϋπόθεση 
ότι δεν παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία του πρα¬ 
τηρίου και η ομαλή ροή της κυκλοφορίας των οχημά¬ 
των και ύστερα από την έκδσση σχετικής οικσδσμικής 
άδειας σύμφωνα με τις γενικές και ειδικές πολεοδομικές 
διατάξεις». 

Άρθρο 12 

Το άρθρο 14 των βδ 465/1970 και π.δ. 1224/1981 αντι¬ 
καθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 14 

Μέτρα και Μέσα Πυροπροστασίας 

1. Τα πρσληπτικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται 
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για την αποτροπή του κινδύνου πυρκαγιάς κατά την 
λειτουργία πρατηρίων υγρών καυσίμων είναι τα εξής: 

α) Σε εμφανείς θέσεις του πρατηρίου να τοποθετού¬ 
νται πινακίδες με την φράση «ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑ¬ 
ΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΙΑΣ» καθώς και τον 
αριθμό τηλεφώνου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 

β) Να υπάρχουν αναρτημένες οδηγίες για τους οδη¬ 
γούς βυτιοφόρων αυτοκινήτων σχετικά με τις απαραίτη¬ 
τες ενέργειες, για την ασφαλή μετάγγιση υγρού καυσί¬ 
μου από το βυτιοφόρο στη δεξαμενή αποθήκευσης. 

γ) Η πλήρωση των δεξαμενών καυσίμων γίνεται πα¬ 
ρουσία του εκμεταλλευτή του πρατηρίου ή εντεταλμέ¬ 
νου υπαλλήλου, με ευθύνη αυτού και του μεταφορέα, 
οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν σε ετοιμότητα 
τους πυροσβεστήρες του βυτιοφόρου και του πρατη¬ 
ρίου κοντά στο φρεάτιο που γίνεται η πλήρωση της 
δεξαμενής με καύσιμα. Καθ’ όλο το χρονικό διάστημα 
πλήρωσης των δεξαμενών του πρατηρίου πρέπει να 
τοποθετείται στην είσοδο αυτού εμπόδιο που θα φέρει 
πινακίδα διαστάσεων 1,00x0,50 μ. στην οποία θα υπάρχει 
η επιγραφή «ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΧΡΙ ΠΕΡΑΤΟΣ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ 
ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΚΑΥΣΙΜΑ». 

δ) Απαγορεύεται η ύπαρξη οχετών αποχέτευσης, 
φρεατίων, ανοιγμάτων ή αεραγωγών που οδηγούν σε 
υπόγειους χώρους της εγκατάστασης του πρατηρίου 
σε απόσταση μικρότερη των πέντε (5) μέτρων από την 
πλησιέστερη αντλία καυσίμων από τα φρεάτια δεξα¬ 
μενών και το στομίο εξαέρωσης. 

ε) Απαγορεύεται να αποθηκεύονται στους χώρους 
του πρατηρίου οποιοσδήποτε μορφής εύφλεκτα υλικά, 
δοχεία με καύσιμα, ή κενά δοχεία καυσίμων, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις. 

στ) Απαγορεύεται η χρήση θερμαστρών πετρελαίου, ή 
ηλεκτρικής πυράκτωσης, ή υγραερίου ή φλόγας γενικά 
για την θέρμανση του διαμερίσματος του πρατηρίου. 

ζ) Εύφλεκτα σκουπίδια τοποθετούνται σε σκεπασμέ¬ 
να μεταλλικά δοχεία τα οποία να αδειάζονται τακτικά, 
τα δε δάπεδα διατηρούνται καθαρά και ελεύθερα από 
λάδια και γράσα. 

η) Ο εκμεταλλευτής του πρατηρίου ή εξουσιοδοτημέ¬ 
νος υπάλληλος πρέπει να κάνει ημερήσια επιθεώρηση 
των εγκαταστάσεων του πρατηρίου και είναι υπεύθυνος 
για την επισκευή κάθε επικίνδυνης εγκατάστασης καθώς 
και την άμεση απομάκρυνση τυχόν συσσωρευμένων 
εύφλεκτων υλικών. 

θ) Τα ηλεκτρικά μηχανήματα, κυκλώματα, φωτιστικά, 
διακόπτες, μηχανές, άξονες και αντλίες που βρίσκονται 
στους χώρους του πρατηρίου όπου είναι δυνατόν να 
συσσωρευτούν εύφλεκτοι ατμοί, πρέπει να είναι σχε¬ 
διασμένα και τοποθετημένα κατά τέτοιο τρόπο που να 
μην δημιουργούν κίνδυνο πυρκαγιάς. 

ι) Απαγορεύεται η πλήρωση με καύσιμο του ρεζερ¬ 
βουάρ των αυτοκινήτων ή άλλων μηχανημάτων όταν η 
μηχανή τους βρίσκεται σε λειτουργία. 

ια) Όλο το προσωπικό του πρατηρίου πρέπει να γνω¬ 
ρίζει καλά την χρήση των πυροσβεστικών μέσων. 

ιβ) Τα μέσα πυρόσβεσης πρέπει να διατηρούνται σε 
καλή κατάσταση και οι πυροσβεστήρες να ελέγχονται 
και συντηρούνται σύμφωνα με τα Εθνικά Πρότυπα. 

ιγ) Δεν επιτρέπεται η χρήση κινητού τηλεφώνου στο 
χώρο εφοδιασμού του πρατηρίου σε ακτίνα 5 τουλάχι¬ 
στον μέτρων πέριξ των νησίδων των αντλιών και των 
δεξαμενών. 

ιδ) Οι υπόγειοι χώροι εφόσον ευρίσκονται σε από¬ 


σταση μικρότερη των δέκα (10) μέτρων από αντλίες, 
φρεάτια δεξαμενών και στόμια εξαέρωσης, πρέπει να εί¬ 
ναι εφοδιασμένοι με διατάξεις συστημάτων ανίχνευσης 
αερίων υδρογονανθράκων μετά από σχετική έγκριση 
της οικείας Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών. 

2. Τα κατασταλτικά μέσα που πρέπει να λαμβάνονται 
σε πρατήρια υγρών καυσίμων είναι τα παρακάτω: 

α) Ανά τρεις (3) αντλίες καυσίμων (ή διανομείς) πρέ¬ 
πει να υπάρχει ένας (1) πυροσβεστήρας Ξηράς σκόνης, 
καθαρού βάρους 12 χιλιόγραμμων (ή 2 πυροσβεστήρες 
ξηράς σκόνης των 6 χιλιογράμμων έκαστος) ή άλλου 
εγκεκριμένου κατασβεστικού υλικού, ανάλογης κατα¬ 
σβεστικής ικανότητας και σε καμία περίπτωση ο αριθ¬ 
μός πυροσβεστήρων δεν θα είναι μικρότερος από δύο 
(2) για κάθε πρατήριο. 

β) Σε κάθε πρατήριο υγρών καυσίμων επιβάλλεται 
η ύπαρξη ενός (1) τροχήλατου πυροσβεστήρα Ξηράς 
σκόνης καθαρού βάρους 25 χιλιόγραμμων. Ειδικά σε 
πρατήρια των οποίων οι αντλίες βρίσκονται σε απόστα¬ 
ση μικρότερη των δέκα πέντε (15) μέτρων από κτίρια ο 
παραπάνω πυροσβεστήρας επιβάλλεται να είναι καθα¬ 
ρού βάρους των 50 χιλιόγραμμων (ή 2 πυροσβεστήρες 
των 25 χιλιογράμμων). 

γ) Γ ια τους λοιπούς χώρους του πρατηρίου ( κατά¬ 
στημα πώλησης, μηχανοστάσιο, πλυντήριο - λιπαντήριο 
κλπ) λαμβάνονται επιπλέον τα μέτρα πυροπροστασίας 
που προβλέπονται από τη νομοθεσία για τις εγκατα¬ 
στάσεις αυτές. 

3. Για τα πρατήρια υγρών καυσίμων επιβάλλεται η σύ¬ 
νταξη μελέτης πυροπροστασίας από Διπλωματούχους 
ή Τεχνολόγους Μηχανικούς, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις που ρυθμίζουν τα επαγγελματικά δικαιώματα 
αυτών, η οποία θα υποβάλλεται για έγκριση στην Αρ¬ 
μόδια κατά τόπον Πυροσβεστική Αρχή. Τ α απαιτούμενα 
δικαιολογητικά για την έγκριση της μελέτης πυροπρο¬ 
στασίας είναι: 

α) Μελέτη πυροπροστασίας σε τρία (3) αντίγραφα που 
θα περιέχει απαραίτητα τον αριθμό και θέση αντλιών, 
χώρων λιπαντηρίων ή πλυντηρίων εάν υπάρχουν, τήρηση 
των προϋποθέσεων του άρθρου 5 του παρόντος, λήψη 
απαραίτητων μέσων και μέτρων πυροπροστασίας. 

β) Σχέδια γενικής διάταξης του πρατηρίου σε τρία (3) 
αντίγραφα με κλίμακα 1:50 ή 1:100. 

γ)'Ενα τυπογραφικό διάγραμμα με κλίμακα 1:500 ή 
οδοιπορικό σκαρίφημα για τα εκτός σχεδίου πρατή¬ 
ρια. 

δ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του κατασκευα¬ 
στή ή προμηθευτή πυροσβεστήρων περί του συνολικού 
αριθμού των πωληθέντων ή αναγομωθέντων πυροσβε¬ 
στήρων και της πληρότητας αυτών σύμφωνα με τις 
Εθνικές προδιαγραφές ή αυτές των Χωρών μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

4. Μετά τη διενέργεια αυτοψίας από Αξιωματικό της 
οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και εφόσον διαπι¬ 
στωθεί ότι έχουν ληφθεί τα προβλεπόμενα από την με¬ 
λέτη μέτρα και μέσα πυροπροστασίας η Πυροσβεστική 
Υπηρεσία χορηγεί στον ενδιαφερόμενο Πιστοποιητικό 
Πυροπροστασίας, το οποίο υποβάλλει στην Αρμόδια 
Αρχή, για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας του 
πρατηρίου. 

Η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού πυροπροστα¬ 
σίας είναι τρία (3) χρόνια. 

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία, σε οποιαδήποτε περίπτω¬ 
ση που διαπιστώσει κατόπιν αυτοψίας, ότι δεν τηρού¬ 
νται τα διαλαμβανόμενα στο παρόν άρθρο μέτρα και 
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μέσα πυροπροστασίας, ανακαλεί το Πιστοποιητικό και 
κοινοποιεί την απόφασή της αυτή στην Αρχή που είναι 
αρμόδια για την χορήγηση της άδειας λειτουργίας. 

Οι παραβάτες των Διατάξεων του παρόντος άρθρου 
διώκονται και τιμωρούνται σύμψωνα με τις Διατάξεις 
του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα. 

5. Για τα πρατήρια που ήδη λειτουργούν, οι ιδιοκτήτες 
ή εκμεταλλευτές αυτών σε διάστημα έξι (6) μηνών από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος πρέπει να υποβάλουν 
μελέτη πυροπροστασίας στην οικεία Πυροσβεστική 
Υπηρεσία για έγκριση. Το πιστοποιητικό πυροπροστα¬ 
σίας που θα εκδοθεί, κοινοποιείται στην αρχή που είναι 
αρμόδια για την άδεια λειτουργίας του πρατηρίου». 

6. Επιπλέον, εφαρμόζονται όλα τα μέτρα ασφαλείας 
και πυροπροστασίας των εγκαταστάσεων που προβλέ- 
πονται από τις διατάξεις του άρθ. 4 του ν. 2801/2000». 

Άρθρο 13 

Το άρθρο 15 των βδ 465/1970 και π.δ. 1224/1981, αντι¬ 
καθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 15 

Δικαιούμενοι άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 

1. Άδειες ίδρυσης πρατηρίων υγρών καυσίμων χορη¬ 
γούνται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντος. 

2. Τα φυσικά πρόσωπα ή μέλη προσωπικών εταιρειών 
προκειμένου να τύχουν άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
πρατηρίων υγρών καυσίμων δημόσιας χρήσης απαιτεί¬ 
ται να είναιΈλληνες υπήκοοι ή πολίτες χωρών - μελών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γ ια ανώνυμες εταιρείες που 
έχουν έδρα στη χώρα μας, δεν εξετάζεται η υπηκοό¬ 
τητα των μετόχων ή των μελών του Δ.Σ.. Κατ’ εξαίρεση 
επιτρέπεται, η με βάση τις διατάξεις αυτού του άρθρου, 
χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίου 
υγρών καυσίμων, σε επισήμως αναγνωρισμένους ομο¬ 
γενείς από χώρες πρώην Σοβιετικής Ένωσης, Αλβανία, 
Κύπρο, Ρουμανία, Τουρκία, Αίγυπτο καθώς και τα παιδιά 
τα οποία έχουν γεννηθεί από αυτά τα πρόσωπα. 

3. Τόσο για τις περιπτώσεις χορήγησης αδειών ίδρυ¬ 
σης, όσο και για την λειτουργία των πρατηρίων, τα 
φυσικά πρόσωπα που δικαιούνται αυτών, οφείλουν να 
έχουν συμπληρώσει το όριο ενηλικίωσης, όπως αυτό 
προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα εκλογική νο¬ 
μοθεσία 

4. Μετά την έκδοση απόφασης Υπουργού Μεταφορών 
και Επικοινωνιών, στην οποία καθορίζονται η έναρξη 
ισχύος καθώς και οι λεπτομέρειες για το εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα για τη λειτουργία της εγκατάστασης πρα¬ 
τηρίων (συμπεριλαμβανομένων και των θεμάτων που 
αφορούν προσβασιμότητα ΑΜΕΑ), για να τύχει άδειας 
λειτουργίας πρατηρίου ο υπεύθυνος εκμεταλλευτής 
πρέπει να έχει παρακολουθήσει το σχετικό εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα που καθορίζεται στη πιο πάνω απόφαση. 

Άρθρο 14 

Το άρθρο 16 των βδ 465/1970 και π.δ. 1224/1981, αντι¬ 
καθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 16 

Αρμόδιες υπηρεσίες για την χορήγηση αδειών 

Αρμόδιες υπηρεσίες για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης 
και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων είναι οι 
κατά τόπους υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνι¬ 
ών των αρμοδίων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, όπως 


αυτές έχουν καθοριστεί με βάση τις διατάξεις του ν 
2218/1994 (Ά790), όπως αυτός ισχύει. 

Οι ίδιες υπηρεσίες είναι υπεύθυνες για την εποπτεία 
της ασφαλούς και σύμφωνα με τις διατάξεις του πα¬ 
ρόντος λειτουργία της εγκατάστασης καθώς επίσης 
και για την προσωρινή ή οριστική αφαίρεση της άδειας 
λειτουργίας. 

Ειδικά για τις εγκαταστάσεις δεξαμενών καυσίμων 
εντός των Κρατικών Αερολιμένων, προς ανεφοδιασμό 
των υπηρεσιακών οχημάτων αυτών, οι άδειες ίδρυσης 
και λειτουργίας χορηγούνται από τις αρμόδιες υπηρε¬ 
σίες της ΥΠΆ». 

Άρθρο 15 

Το άρθρο 17 του βδ 465/1970, αντικαθίσταται ως 
εξής: 

«1. Για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης πρατηρίου 
υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία τα εξής δικαι- 
ολογητικά: 

α) Αίτηση του ενδιαφερομένου συνοδευόμενη από 
αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει το δικαί¬ 
ωμα χρήσης του γηπέδου για ίδρυση πρατηρίου. 

β) Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της περιοχής σε πέντε 
(5) αντίγραφα, σε κλίμακα ένα προς διακόσια (1:200) ή 
ένα προς πεντακόσια (1:500) και σε ακτίνα διακοσίων 
(200) μέτρων. Στο σχεδιάγραμμα σημειώνονται το γή¬ 
πεδο του πρατηρίου, οι διαστάσεις του, το μήκος του 
προσώπου του, το οποίο πρόσωπο θα ανήκει σε ενιαία 
αυτοτελή ιδιοκτησία, η οικοδομική γραμμή, η ενδεικτική 
θέση του πρατηρίου με τα πλάτη των οδών, καθώς και 
τα είδη των γειτονικών κτισμάτων. 

Ιδιαιτέρως σημειώνονται οι ακριβείς θέσεις εγκατα¬ 
στάσεων και στοιχείων των άρθρων 5 και 6 του παρό¬ 
ντος, όπως νοσηλευτικά ιδρύματα, αρχαιολογικοί χώροι, 
εργοστάσια ή αποθήκες εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλών, 
εκπαιδευτήρια, κινηματογράφοι, θέατρα, εγκαταστάσεις 
που χρησιμοποιούν φλόγα, αγωγοί υψηλής τάσης της 
ΔΕΗ, κ.λπ. 

γ) Γραμμάτιο κατάθεσης στην αρμόδια οικονομική 
υπηρεσία τριάντα ευρώ (30,00 €). 

δ) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα, που συντάσσεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν 1599/1986, 
ότι: 

ί. δεν καταδικάστηκε κατά την τελευταία οκταετία 
για νοθεία καυσίμων 

ίί. δεν καταδικάστηκε αμετάκλητα για ανυποταξία ή 
λιποταξία (άρθρο 53 του ν. 3421/2005 Ά' 302), 
ε) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα, που συντάσσεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, 
ότι έχει το νόμιμο δικαίωμα χρησιμοποίησης του γηπέ¬ 
δου για την ίδρυση του πρατηρίου 
στ) Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν 1599/1986 
Διπλωματούχου Μηχανικού ή Τεχνολόγου Μηχανικού 
στην οποία βεβαιώνεται ότι η θέση, όπου πρόκειται 
να εγκατασταθεί το πρατήριο, βρίσκεται σε περιοχή 
στην οποία δεν απαγορεύεται η χρήση αυτή από τις 
ισχύουσες διατάξεις. 

ζ) Προκειμένου περί νομικού προσώπου, τα αντίστοιχα 
κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα. 

η) Σχέδιο γενικής διάταξης και κυκλοφοριακής σύν¬ 
δεσης σε τέσσερα (4) αντίγραφα, σε κλίμακα ένα προς 
διακόσια (1:200) ή ένα προς πεντακόσια (1:500), όπου 
φαίνεται η χωροθέτηση των διαφόρων κτιρίων και εγκα¬ 
ταστάσεων εντός του γηπέδου του πρατηρίου, συμπε¬ 
ριλαμβανομένων των δεξαμενών, αντλιών και νησίδων 
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καθώς και η εγκεκριμένη κυκλοφοριακή σύνδεση του 
πρατηρίου με την οδό. Στο σχέδιο αυτό σημειώνονται 
επίσης τα υψόμετρα των δαπέδων σε χαρακτηριστικά 
σημεία του πρατηρίου, οι κλίσεις στσ χώρο ανεφοδι¬ 
ασμού των οχημάτων και οι τροχιές των οχημάτων 
κατά την κίνηση τους εντός της κύριας έκτασης του 
πρατηρίου. Επίσης, για τα κτίρια υπάρχει τουλάχιστον 
μια τομή και σημειώνονται άλα τα υλικά που χρησιμο¬ 
ποιούνται για τον ψέροντα οργανισμό και τα στοιχεία 
πλήρωσης αυτών. 

θ) Σχέδιο ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε 
τέσσερα (4) αντίγραφα σε κατάλληλη κλίμακα, ανάλογα 
με το μέγεθος της εγκατάστασης, που αφορούν στις 
εκτός των κτιρίων του πρατηρίου εγκαταστάσεις και 
στο οποίο απεικονίζονται με διαφορετική σήμανση, προ- 
κειμένου να μπορεί εύκολα να διαπιστωθεί η αρμονική 
συνύπαρξη τους και ταυτόχρονη καλή λειτουργία τους, 
οι εξής εγκαταστάσεις: 

Δίκτυο ύδρευσης, αποχέτευσης, πεπιεσμένου αέρα, 
σωληνώσεων παροχής καυσίμου, σωληνώσεων εξαέ¬ 
ρωσης δεξαμενών, καθώς και ηλεκτρολογικές εγκα¬ 
ταστάσεις 

ι) Σχέδια λεπτομερειών σε τέσσερα (4) αντίγραφα σε 
κλίμακα ένα προς πενήντα (1:50) ή ένα προς είκοσι (1:20), 
των εξής εγκαταστάσεων: 

• Υπόγεια δεξαμενή υγρών καυσίμων. Το σχέδιο πε¬ 
ριλαμβάνει διαστάσεις της δεξαμενής, τράπο τοποθέ¬ 
τησης με όλες τις σχετικές διαστάσεις είτε πρόκειται 
για ελεύθερη τοποθέτηση εντός του εδάφους ή για 
τοποθέτηση εντός περιβλήματος, εξαρτήματα και σωλη¬ 
νώσεις που συνδέονται με την δεξαμενή, εξαρτήματα και 
συσκευές προστασίας έναντι διαρροών καυσίμου, καθώς 
και τα υλικά πλήρωσης ή τον τρόπο συμπύκνωσης του 
περιβάλλοντος την δεξαμενή εδάφους. 

• Υπέργεια δεξαμενή πετρελαίου. Το σχέδιο περιλαμ¬ 
βάνει διαστάσεις της δεξαμενής, τράπο τοποθέτησης 
και άλες τις σχετικές διαστάσεις είτε πρόκειται για 
τοποθέτηση επί βάθρου ή για δεξαμενή με ενσωματω¬ 
μένες βάσεις, εξαρτήματα και σωληνώσεις που συνδέ¬ 
ονται με την δεξαμενή καθώς και τη διαμάρφωση του 
περιβάλλοντα χώρου. 

• Βορβοροσυλλέκτης - Βόθρος. Το σχέδιο περιλαμ¬ 
βάνει διαστάσεις, υλικά και τρόπο κατασκευής και την 
μέθοδο διάθεσης των αποβλήτων. 

• Ανυψωτικά μηχανήματα. Το σχέδιο περιλαμβάνει δι¬ 
αστάσεις των μηχανημάτων, τρόπο έδρασης και τρόπο 
ηλεκτρολογικής σύνδεσης. 

• Αυτόματα μηχανήματα πλύσης. Το σχέδιο περιλαμ¬ 
βάνει διαστάσεις των μηχανημάτων, τρόπο έδρασης και 
τρόπο υδραυλικής και ηλεκτρολογικής σύνδεσης. 

• Αεροσυμπιεστής. Το σχέδιο απαιτείται μόνο σε 
περίπτωση έδρασης επί αντικραδασμικής βάσης και 
περιλαμβάνει διαστάσεις και τρόπο έδρασης. 

• Κεντρικό σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης καυ¬ 
σίμων. Το σχέδιο περιλαμβάνει την θέση της κεντρικής 
κονσόλας, σχηματική διάταξη του όλου συστήματος με 
τις αντίστοιχες καλωδιώσεις και τον τρόπο μεταφοράς 
των δεδομένων (πιοάσπι). 

Τα σχεδιαγράμματα υποβάλλονται διπλωμένα σε μέ¬ 
γεθος Α4, υπογεγραμμένα από τον συντάξαντα αυτά 
σύμφωνα με τον νάμα διπλωματούχο μηχανικό ή τε¬ 
χνολόγο μηχανικό, έχουν σημανθεί δεόντως και φέρουν 
υπόμνημα με τα στοιχεία του έργου, του αιτούντος 
και του μελετητή καθώς και υπόμνημα με τις τεχνικές 
λεπτομέρειες της κατασκευής αν απαιτείται. 


ια) Τεχνική έκθεση για τις ηλεκτρομηχανολογικές 
εγκαταστάσεις σε τρία (3) αντίγραφα στην οποία 
αναγράφονται στοιχεία σχετικά με την όλη δομή της 
εγκατάστασης, οι επί μέρους εγκαταστάσεις, τα μηχα¬ 
νήματα που χρησιμοποιούνται και ο τρόπος σύνδεσης 
και λειτουργίας τους, συνταγμένη και υπογεγραμμένη 
από τον σύμφωνα με τον νόμο υπεύθυνο διπλωματούχο 
μηχανολόγο μηχανικό ή υπομηχανικό ή πτυχιούχο τε¬ 
χνολογικής εκπαίδευσης αντίστοιχης ειδικότητας. 

ιβ) Προϋπολογισμό δαπάνης σε τρία (3) αντίγραφα, 
για την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του ηλε- 
κτρομηχανολογικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων 
του πρατηρίου, συντεταγμένο και υπογεγραμμένο από 
τον σύμφωνα με τον νόμο υπεύθυνο διπλωματούχο μη¬ 
χανολόγο μηχανικό ή Τεχνολόγο Μηχανικό αντίστοιχης 
ειδικότητας (ή διπλωματούχο Μηχ/κό ή Τεχνολόγο Μη¬ 
χανικό άλλης ειδικάτητας σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις για τα επαγγελματικά δικαιώματα). 

ιγ) Γραμμάτιο κατάθεσης στην αρμάδια οικονομική 
υπηρεσία τριάντα Ευρώ (30,00 €) για κάθε αντλία ή 
διανομέα, συνυπολογιζομένου και του αρχικού παρα- 
βάλου. Το ισάποσο γραμμάτιο υποβάλλεται και στην 
περίπτωση ύπαρξης διακεκριμένου χώρου εγκατάστα¬ 
σης Πλυντηρίου - Αιπαντηρίου, ανεξάρτητα απά τον 
μηχανολογικά εξοπλισμά. 

ιδ)Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης από την αρμό¬ 
δια για την συντήρηση της οδού Υπηρεσία στην οποία 
έχουν υποβληθεί σχέδια σύνδεσης του πρατηρίου με 
την οδό. Για την έγκριση της κυκλοφοριακής σύνδεσης 
δεν επιτρέπεται να γίνονται επεμβάσεις σε πρανή της 
οδού χωρίς εγκεκριμένη την εδαφοτεχνική και περι¬ 
βαλλοντική μελέτη. 

ιε) Αποδεικτικό ενημερότητας της ετήσιας συνδρομής 
του Διπλωματούχου Μηχανικού ή της Τεχνικής Εται¬ 
ρείας προς το ΤΕΕ ή της αντίστοιχης συνδρομής του 
Τεχνολόγου Μηχανικού προς την ΕΕΕΜ και βεβαίωση 
καταβολής εισφορών στο ΤΣΜΕΔΕ. 

ιστ) Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, σύμφω¬ 
να με τα οριζόμενα στη κοινή απόφαση 69269/5387/1990 
των Υπουργών Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας, Γε¬ 
ωργίας, Πολιτισμού, Εμπορικής Ναυτιλίας, Τουρισμού, 
Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων, Βιο¬ 
μηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Μεταφορών 
και Επικοινωνιών (Β 678), άπως έχει τροποποιηθεί με 
τις ΚΥΑ ΗΠ 15393/2332/2002 και ΗΜ 37111/2021/2003 που 
εκδόθηκαν με βάση το ν. 3010/2002 (Α 91), ο οποίος 
τροποποίησε το ν. 1650/1986 (Α 160). 

2. Μετά την υποβολή και τον έλεγχο των κατά την προ¬ 
ηγούμενη παράγραφο δικαιολογητικών, διενεργείται αυ¬ 
τοψία από Τεχνικό της αρμόδιας Νομαρχιακής Υπηρεσίας 
Μεταφορών και Επικοινωνιών, σύμφωνα με το προγραμμα¬ 
τισμό της οικείας υπηρεσίας και πάντως πριν τη χορήγηση 
της άδειας ίδρυσης την οποία υποχρεούται να εκδώσει 
η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση εντάς 60 ημερών απά την 
υποβολή της αίτησης. Μόνη η πάροδος της προθεσμίας 
των 60 ημερών από την υποβολή της αιτήσεως και των 
απαιτουμένων δικαιολογητικών δεν αρκεί για τη συνέχιση 
της διαδικασίας χορηγήσεως της άδειας ιδρύσεως. 

Σε περίπτωση καταγγελίας για ακαταλληλάτητα της 
θέσης ίδρυσης της εγκατάστασης η αυτοψία πραγμα¬ 
τοποιείται το ταχύτερο δυνατά και πάντως όχι πέραν 
των 10 ημερών . Κατά την αυτοψία ο αρμόδιος υπάλ¬ 
ληλος ελέγχει την προτεινάμενη θέση, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παράντος και συμπληρώνει ειδικό έντυπο 
αυτοψίας, το οποίο φυλάσσεται στον οικείο φάκελο». 
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3. Σε περιπτώσεις που προκύπτει από τα υποβαλ¬ 
λόμενα σχέδια η ακαταλληλότητα της προτεινόμενης 
θέσης για ίδρυση πρατηρίου, είτε για λόγους αναφερό- 
μενους στις διαστάσεις του διατιθέμενου γηπέδου είτε 
για άλλους λόγους (θέση, γειτνιάζουσες εγκαταστάσεις) 
παρέλκει η διενέργεια αυτοψίας. 

4. Η άδεια ίδρυσης χορηγείται εντός 60 ημερών από 
την υποβολή της αίτησης υπό την προϋπόθεση προ¬ 
γενέστερης υποβολής των κάτωθι συμπληρωματικών 
αποδεικτικών: 

α) Αποδεικτικού κατάθεσης στο Τεχνικό Επιμελητή¬ 
ριο της Ελλάδος (ΤΕΕ) ή στα παραρτήματα του ή στην 
εξουσιοδοτημένη από το ΤΕΕ Τράπεζα, της αμοιβής 
του συντάξαντος τη μελέτη του κατά νόμο μηχανικού 
ή υπομηχανικού κατά τη διαδικασία την οριζόμενη από 
το από 30.5.1956 - 31.5.1956 Β. Δ/τος, «περί κανονισμού 
του τρόπου καταβολής της αμοιβής των μηχανικών εν 
γένει» και των μεταγενέστερων τροποποιήσεών του. 

β) Αποδεικτικού κατάθεσης: 

αα) Επί της αμοιβής του μηχανικού για την εκπόνη¬ 
ση της τεχνικής μελέτης και την επίβλεψη των πόσης 
φύσης μηχανολογικών εγκαταστάσεων του ιδρυθέντος 
πρατηρίου από το α.ν. 2326/1940 «περί Ταμείου Συντά¬ 
ξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων 
(ΤΣΜΕΔΕ)» και ν. 546/1943 «περί των εσόδων της περιου¬ 
σίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου» οριζόμενου 
ποσοστού σε δύο τοις εκατό (2%) υπέρ του Ταμείου 
Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έρ¬ 
γων (ΤΣΜΕΔΕ) και ένα τοις εκατό (1%) υπέρ του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), και 

ββ) Επί του προϋπολογισμού της κατά τη προηγούμε¬ 
νη υποπερίπτωση δαπάνης των μηχανολογικών εγκατα¬ 
στάσεων ποσοστού ένα τοις χιλίοις υπέρ του ΤΣΜΕΔΕ 
και μισό τοις χιλίοις υπέρ του ΕΜΠ. 

γ) Αποδεικτικού προκαταβληθέντος φόρου σε δημόσιο 
ταμείο επί τοις αμοιβήςτου διπλωματούχου μηχανικού 
ή υπομηχανικού για τη μελέτη των εγκαταστάσεων του 
πρατηρίου. 

Αρμόδιοι για την κατά την θεώρηση των σχετικών 
πινακιδίων αμοιβής των μηχανικών καθώς και για την 
έκδοση των σχετικών εντολών καταβολής κρατήσεων 
υπέρ του δημοσίου ή υπέρ τρίτων είναι για την περιοχή 
του Νομού Αττικής, το ΤΕΕ, για τις λοιπές περιοχές οι 
διευθύνσεις τεχνικών υπηρεσιών των νομών όπου δεν 
υπάρχουν παραρτήματα του ΤΕΕ. 

5. Επιτρέπεται η χορήγηση άδειας ίδρυσης πρατηρίου 
με περισσότερες από μία αντλίες ή με πλυντήριο - λιπα- 
ντήριο, με την ίδια απόφαση. Επιτρέπεται επίσης η άδεια 
ίδρυσης να χορηγείται χωριστά για τις εγκαταστάσεις 
του πρατηρίου υγρών καυσίμων και χωριστά για τα 
πλυντήρια - λιπαντήρια πσυ υφίστανται σε αυτά. Σε 
κάθε περίπτωση για τα Πλυντήρια - Λιπαντήρια ισχύουν 
οι αντίστοιχες κείμενες διατάξεις. 

6. Η άδεια ίδρυσης με πλήρη σειρά εγκεκριμένων σχε¬ 
διαγραμμάτων κοινοποιείται οπωσδήποτε στο αρμόδιο 
για την χορήγηση της άδειας οικοδομής πολεοδομικό 
γραφείο, στον ενδιαφεράμενο και στην αρμάδια για 
την οδό υπηρεσία που θα χορηγήσει τη συναίνεση της 
κυκλοφοριακής σύνδεσης για την άδεια λειτουργίας. 
Επίσης η άδεια ίδρυσης κσινσπσιείται και στο οικείο 
αστυνομικό τμήμα χωρίς σχεδιαγράμματα. 

7. Η άδεια ίδρυσης είναι διάρκειας δύο (2) ετών και 
μπορεί να παραταθεί για δυο (2) έτη ακόμη, εφ’ όσον 
υποβληθεί πριν τη λήξη της προθεσμίας σχετική αίτηση 
συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 


του επιβλέποντος μηχανικού ότι δεν έχουν περατωθεί 
οι εργασίες κατασκευής της οικοδομής ή της διαμόρ¬ 
φωσης του προ του πρατηρίου χώρου. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις μπορεί να δοθεί πρόσθετη παράταση για 
χρονικά διάστημα τριών (3) μηνών ακόμη, μετά τη λήξη 
της παράτασης για ολοκλήρωση των εργασιών. Αίτηση 
παράτασης της άδειας ίδρυσης που υποβάλλεται εκ¬ 
πρόθεσμα θεωρείται ως νέα αίτηση για την εξ υπαρχής 
χορήγηση άδειας ίδρυσης. Σε αυτήν την περίπτωση δι- 
ενεργείται εκ νέου αυτοψία για την καταλληλότητα της 
θέσης και υποβάλλονται τα δικαιολογητικά των εδαφίων 
α, γ, δ, ε και στ της παρ. 1 του παράντος άρθρου. Σε 
περίπτωση που διαπιστωθεί ότι για λόγους ανωτέρας 
βίας δεν καταστεί δυνατή η έναρξη των εργασιών ή η 
ολοκλήρωση της κατασκευής του πρατηρίου, η άδεια 
ίδρυσης παρατείνεται για ισόχρονο διάστημα, δηλ. για 
όσο χρόνο υπήρχαν οι λόγοι ανωτέρας βίας». 

Άρθρο 16 

Το άρθρο 18 των βδ465/1970 και π.δ. 1224/1981, αντι¬ 
καθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 18 

Διαδικασία χορηγήσεως αδειών λειτουργίας 
πρατηρίων 

1. Για τη χορήγηση άδειας λειτσυργίας πρατηρίου 
υγρών καυσίμων, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρε¬ 
σία, πριν την λήξη της άδειας ίδρυσης ή της παράτασης 
αυτής, τα εξής δικαιολογητικά: 

α) Αίτηση του προσώπου, στο οποίο έχει χορηγηθεί 
η άδεια ίδρυσης. 

β) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, του υπεύθυνου 
κατά το νόμο μηχανικού ή τεχνολόγου μηχανικού που 
επέβλεψε την εκτέλεση των μηχανολογικών και ηλε- 
κτρολογικών εγκαταστάσεων, στην οποία θα δηλώνεται 
ότι όλα τα έργα του πρατηρίου εκτελέσθηκαν σύμφωνα 
με τα εγκριθέντα σχεδιαγράμματα και ότι τηρήθηκαν 
οι όροι της άδειας ίδρυσης και του παρόντος διατάγ¬ 
ματος. 

γ) Βεβαίωση της αρμόδιας (κατά περίπτωση) για την 
συντήρηση της οδού υπηρεσίας, ότι η κυκλσφοριακή 
σύνδεση του πρατηρίου με την οδό εκτελέσθηκε κα¬ 
λώς. 

δ) Πιστοποιητικό πυρασφαλείας, σε ισχύ, στο οποίο 
αναγράφεται η χρονική διάρκεια ισχύος του. Το πιστο¬ 
ποιητικό αυτό πρέπει να ανανεώνεται πριν από την ημε¬ 
ρομηνία λήξεως του από την πυροσβεστική υπηρεσία 
που το χορήγησε, με φροντίδα του εκμεταλλευτή του 
πρατηρίου. 

ε) Άδεια οικοδομής (ανέγερση ή αλλαγή χρήσης). 

στ) Αποδεικτικό καταθέσεως στο ΤΕΕ ή στα παραρ¬ 
τήματα αυτού ή στην εξουσιοδστημένη προς τούτο 
Τράπεζα της αμοιβής επίβλεψης του Διπλωματούχου 
Μηχανικού ή της Τεχνικής Εταιρείας ή του Τεχνολά- 
γου Μηχανολόγου, με τη διαδικασία που ορίζεται υπό 
του 30/31.5.1965 β.δ/τος όπως αυτό τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. 

ζ) Αποδεικτικό καταθέσεως των υπό των εκάστοτε 
ισχυουσών διατάξεων οριζομένων υπέρ του ΤΣΜΕΔΕ και 
ΕΜΠ κρατήσεων επί της ως άνω αμοιβής επίβλεψης 

η) Αποδεικτικό προκαταβληθέντος στην αρμόδια ΔΟΥ 
φόρου επί της αμοιβής του κατά τα ανωτέρω διπλω¬ 
ματούχου μηχανικού ή της Τεχνικής Εταιρείας ή του 
Τεχνολόγου Μηχανολάγου για την επίβλεψη των εγκα¬ 
ταστάσεων του πρατηρίου. 
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2. Σε περίπτωση που ένα πρατήριο, το οποίο έχει τύχει 
αδείας ιδρύσεως χωρίς να έχει εφοδιαστεί με άδεια 
λειτουργίας μεταβιβάζεται ή εκμισθώνεται ή με οποιο- 
δήποτε άλλο τρόπο παραχωρείται η εκμετάλλευση του 
σε άλλο πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) τότε η άδεια λει¬ 
τουργίας χορηγείται στο νέο πρόσωπο αψού υποβληθεί 
αίτηση του, με την οποία συνυποβάλλονται εκτός από 
τα δικαιολογητικά της προηγουμένης παραγράφου και 
τα εξής συμπληρωματικά: 

α) Γραμμάτιο κατάθεσης στην αρμόδια οικονομική 
υπηρεσία του ποσού που προβλέπεται για κάθε αντλία 
- διανομέα από το άρθρο 17 του παρόντος. 

β) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα, που συντάσσεται σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.1599/1986, ότι: 

ί. δεν καταδικάστηκε κατά την τελευταία οκταετία 
για νοθεία καυσίμων. 

ίί. δεν καταδικάστηκε αμετάκλητα για ανυποταξία ή 
λιποταξία (άρθρο 53 του ν. 3421/2005 Α' 312), 

ίίί. ότι έχει το νόμιμο δικαίωμα χρήσης του ακινήτου. 

3. Μετά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρ. 1 
ή της παρ. 2, κατά περίπτωση, χορηγείται χωρίς άλλη 
διαδικασία η άδεια λειτουργίας του πρατηρίου, η οποία 
είναι αόριστης χρονικής ισχύος. 

4. Σε περίπτωση κατά την οποία, κατά τη διάρκεια 
ισχύος της αδείας ιδρύσεως, προβλέπονται αλλαγές 
σε σχέση με τα αρχικώς εγκριθέντα σχεδιαγράμματα 
ή μετά τη χορήγηση της αδείας λειτουργίας απαιτείται 
μεταβολή κάποιων εκ των στοιχείων της εγκατάστασης 
του πρατηρίου ή επέκταση με εγκαταστάσεις προβλε- 
πόμενες από τις διατάξεις του παρόντος, πρέπει πριν 
την υλοποίησή τους να υποβληθούν για έγκριση στην 
αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών - Επικοινωνιών με αί¬ 
τηση του ενδιαφερομένου τα νέα προβλεπόμενα, κατά 
περίπτωση, σχεδιαγράμματα και η τεχνική έκθεση και ο 
προϋπολογισμός δαπάνης, κατ’ αναλογία με τα προβλε¬ 
πόμενα στο άρθρο 17 του παρόντος. Μετά την υλοποί¬ 
ηση των εγκριθεισών εγκαταστάσεων χορηγείται νέα 
ενιαία άδεια λειτουργίας, η οποία συμπεριλαμβάνει το 
σύνολο των νομίμων εγκαταστάσεων του πρατηρίου. 

5. Εάν υπάρξουν στοιχεία από τα οποία προκύπτει 
ότι δεν είναι δυνατή η περαιτέρω λειτουργία του πρα¬ 
τηρίου είτε γιατί εν τω μεταξύ δημιουργήθηκαν δυ¬ 
σμενείς κυκλοφοριακές συνθήκες (όπως διαπλάτυνση 
ή διαφοροποίηση της στάθμης της οδού, κατασκευή 
κόμβου σε μικρή απόσταση) ή για λόγους που συνιστούν 
αντικειμενική αδυναμία λειτουργίας (όπως κατεδάφιση, 
απομείωση του εμβαδού του οικοπέδου κ.α.) δύναται 
η Διοίκηση να απαγορεύσει προσωρινά ή οριστικά τη 
συνέχιση της λειτουργίας του πρατηρίου, με ειδικά αι¬ 
τιολογημένη απόφασή της. 

6. Η άδεια λειτουργίας του πρατηρίου, μπορεί εάν 
διαπιστωθεί οποτεδήποτε, ότι έπαυσαν να υπάρχουν οι 
προϋποθέσεις υπό τις οποίες χορηγήθηκε, να αφαιρεθεί 
προσωρινά, μέχρι την αποκατάσταση των ελλείψεων, ή 
οριστικά, με πλήρως αιτιολογημένη απόφαση της αρχής 
που τη χορήγησε. 

Άρθρο 17 

Το άρθρο 19 του β.δ. 465/1970 αντικαθίσταται ως εξής: 

Αρθρο 19 

Αμφισβήτηση δικαιώματος χρησιμοποίησης του 
ακινήτου ή εκμετάλλευσης του πρατηρίου 

1. Σε περιπτώσεις αμφισβήτησης του δικαιώματος 
χρησιμοποίησης του ακινήτου 


α) Πριν από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης, και 
μόνο εφόσον γίνεται επίκληση συγκεκριμένων στοιχείων 
(όπως κατάθεση διεκδικητικής αγωγής και μεταγραφής 
αυτής στο οικείο υποθηκοφυλακείο), από την εξέτα¬ 
ση των οποίων γεννάται ευλόγως αμφιβολία για την 
ύπαρξη ή την έκταση του δικαιώματος, αναστέλλεται 
η χορήγηση της άδειας ίδρυσης. Η αναστολή αίρεται 
εφόσον προσκομιστεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση, 
που να επιλύει τη διαφορά, ή πιστοποιητικό του οικεί¬ 
ου Πρωτοδικείου από το οποίο προκύπτει παραίτηση 
του αμφίσβητούντος από το δικαίωμά του, ή υπεύθυνη 
δήλωση του ν. 1599/1986, από αυτούς που αμφισβητούν 
το δικαίωμα, στην οποία αναγνωρίζεται το σχετικό δι¬ 
καίωμα των αιτούντων. 

β) Μετά τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης το αίτημα 
προωθείται μέχρι του τελικού σταδίου (μέχρι τη χορή¬ 
γηση της άδειας λειτουργίας) στο όνομα αυτού που έχει 
πάρει την άδεια ίδρυσης ή αυτού που υποδεικνύεται 
από τον έχοντα την άδεια ίδρυσης 
2. Σε περιπτώσεις αμφισβήτησης του δικαιώματος 
εκμετάλλευσης πρατηρίου δεν ανακαλείται η χορηγη- 
θείσα άδεια λειτουργίας μέχρι να προσκομισθεί τελε¬ 
σίδικη δικαστική απόφαση ή εάν από τα στοιχεία που 
προσκομίζει ο τρίτος, προκύπτει ότι ο δικαιούχος της 
άδειας λειτουργίας δεν έχει το δικαίωμα εκμετάλλευσης 
του ακινήτου. 

Άρθρο 18 

Το άρθρο 20 του βδ465/1970 και το άρθρο 19 του π.δ. 
1224/1981, αντικαθίσταται ως εξής: 

Αλλαγή δικαιούχων άδειας λειτουργίας 

1. Σε περίπτωση παραχώρησης της χρήσης ή της εκμε¬ 
τάλλευσης, εν άλω ή εν μέρει, νομίμως κατά τις διατά¬ 
ξεις του παρόντος λειτουργούντος πρατηρίου σε άλλο 
πρόσωπο, εκδίδεται υποχρεωτικά νέα άδεια λειτουργίας 
της εγκατάστασης, επ’ ονόματι του νέου δικαιούχου, 
φυσικού ή νομικού προσώπου. Με την αίτηση του νέου 
εκμεταλλευτή του πρατηρίου για έκδοση της άδειας 
συνυποβάλλονται τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) Αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία να προκύπτει 
η παραχώρηση της χρήσης ή της εκμετάλλευσης του 
πρατηρίου. 

β) Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν. 1599/1986, ότι: ί) δεν καταδικάστηκε κατά 
την τελευταία οκταετία για νοθεία καυσίμων, ϋ) δεν 
καταδικάστηκε αμετάκλητα για ανυποταξία ή λιποταξία 
(άρθρο 53 του ν. 3421/2005, Α' 302). 

γ) Υπεύθυνη Δήλωση του νέου εκμεταλλευτή του πρα¬ 
τηρίου, σύμφωνα με το ν. 1599/1986, για τον όγκο των 
δεξαμενών συνοδευόμενη από τεχνική έκθεση διπλω¬ 
ματούχου Μηχανικού, στην οποία δηλώνει ότι ουδεμία 
αλλαγή επήλθε στις εγκαταστάσεις του πρατηρίου. 

δ) Γραμμάτιο κατάθεσης στην οικονομική υπηρεσία 
τριάντα Ευρώ (30,00 €) για κάθε αντλία ή διανομέα. Το 
ισόποσο γραμμάτιο υποβάλλεται και στην περίπτωση 
του διακεκριμένου χώρου εγκατάστασης Πλυντηρίου- 
Αιπαντηρίου ανεξάρτητα από τον μηχανολογικό εξο¬ 
πλισμό. 

ε) Πιστοποιητικό πυραοφαλείας, στο οποίο αναγρά¬ 
φεται η χρονική διάρκεια ισχύος του. Το πιστοποιητικό 
αυτό ανανεώνεται πριν από την ημερομηνία λήξεώς του 
από την πυροσβεστική υπηρεσία που το χορήγησε, με 
φροντίδα του εκμεταλλευτή του πρατηρίου. Αντί του 
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πιστοποιητικού στη περίπτωση της ανανέωσης, αρκεί 
η κατάθεση εγγράφων (αριθμού πρωτοκόλλου ή σχε¬ 
τικής βεβαίωσης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας) από 
όπου προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος έχει καταθέσει 
τα αναγκαία έγγραψα για την ανανέωση του ως άνω 
πιστοποιητικού. Ο εκμεταλλευτής υποχρεούται εντός 4 
μηνών το αργότερο να προσκομίσει πιστοποιητικό στην 
Υπηρεσία Μεταφορών, άλλως ανακαλείται προσωρινά η 
χορηγηθείσα άδεια λειτουργίας του πρατηρίου». 

2. Σε περίπτωση που έχουν τροποποιηθεί οι εγκατα¬ 
στάσεις του πρατηρίου, ταυτόχρονα με την αίτηση για 
την μεταβίβαση της αδείας λειτουργίας υποβάλλονται 
και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα 
όσα αναφέρονται στην παρ. 4 του άρθρου 18 του πα¬ 
ρόντος». 

Άρθρο 19 

1. Η παρ. 6 του άρθρου 21 του βδ 465/1970, όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 11 του π.δ. 
143/1989 αντικαθίσταται ως εξής: 

«6. Σε περίπτωση κατασκευής παράπλευρης οδού 
(δθΓνίοΘ Βοεά) ή επί υπαρχουσών οδών βελτίωσης των 
γεωμετρικών χαρακτηριστικών τους, ο ιδιοκτήτης του 
πρατηρίου υποχρεούται να προσαρμόσει με δική του 
δαπάνη, την κυκλοφοριακή σύνδεση προς τη νέα κα¬ 
τάσταση, σύμφωνα με τις οδηγίες και τα σχέδια της 
αρμόδιας για την οδό Υπηρεσίας 

Εάν λόγω κατασκευής παράπλευρης οδού ή μετατρο¬ 
πής οδού σε παράπλευρο, υφιστάμενα πρατήρια που 
λειτουργούσαν νόμιμα δεν έχουν πλέον τις προϋποθέ¬ 
σεις να προσαρμόσουν την Κυκλοφοριακή τους Σύνδε¬ 
ση στη νέα κατάσταση, σύμφωνα με το β.δ. 465/1970, 
επιτρέπεται η κατά παρέκκλιση έγκριση Κυκλοφοριακής 
Σύνδεσης εφόσον εξασφαλίζεται η ασφάλεια της κυ¬ 
κλοφορίας κατά την ειδικώς αιτιολογημένη κρίση της 
αρμόδιας για την έγκριση της παρέκκλισης αρχής.» 

2. Η παρ. 8 του άρθρου 21 του β.δ. 465/1970, αντικα¬ 
θίσταται ως εξής: 

«8. Επί κατασκευαζόμενων νέων οδών ή επί υφιστά¬ 
μενων οδών που βελτιώνουν τα γεωμετρικά χαρακτηρι¬ 
στικά τους ή επί τμημάτων οδών στα οποία διαμορφώ¬ 
νονται κόμβοι, δεν εξετάζονται τυχόν υποβληθησόμενες 
αιτήσεις για ίδρυση πρατηρίων υγρών καυσίμων πριν 
εκτελεστούν οι εργασίες και πριν την απόδοση της 
οδού στο σύνολό της ή κατά τμήματα, επίσημα σε κοινή 
χρήση». 

3. Μετά την παρ. 11 του άρθρου 21 του β.δ. 465/1970, 
προστίθενται παράγραφοι 12 και 13 που έχουν ως 
εξής: 

12. Η κατά το άρθρο 17 παρ. 1 περιπτ. ιδ' του β.δ. 
465/1970 έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης του πρα¬ 
τηρίου με την οδό ισχύει για μία τριετία. 'Αν μετά την 
παρέλευση της τριετίας δεν έχουν ολοκληρωθεί οι ερ¬ 
γασίες κατασκευής της εγκεκριμένης κυκλοφοριακής 
σύνδεσης, η έγκριση δύναται να παραταθεί εφ’ άπαξ 
κατόπιν αιτήσεως για την επόμενη τριετία, εφόσον δεν 
έχουν αλλάξει οι κυκλοφοριακές συνθήκες της οδού ή 
να υποβληθεί αίτηση για έγκριση νέας κυκλοφοριακής 
σύνδεσης εάν έχουν αλλάξει. 

Η αίτηση για παράταση, υποβάλλεται πριν λήξει η 
αρχική έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης του πρατη¬ 
ρίου. 

Για επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων του 
πρατηρίου ή προσθήκη επιπλέον επιτρεπομένων χρή¬ 
σεων, απαιτείται νέα αίτηση για βεβαίωση ισχύος της 


εγκεκριμένης κυκλοφοριακής σύνδεσης ή νέα έγκριση 
σε περίπτωση που έχουν αλλάξει οι κυκλοφοριακές 
συνθήκες της οδού. 

Τα πρατήρια που λειτουργούν με εγκεκριμένη κυ- 
κλοφοριακή σύνδεση κατά παρέκκλιση των κείμενων 
διατάξεων δεν έχουν δικαίωμα επέκτασης ή αλλαγής 
της χρήσης τους. 

13. Για πρατήρια υγρών καυσίμων που έχουν λάβει 
άδεια ίδρυσης ή λειτουργίας σε χρόνο προγενέστερο 
από τυχόν άδειες που χορηγούνται σε εγκαταστάσεις 
οι οποίες εμπίπτουν στις περιπτώσεις 2β και 2η του 
άρθρου 5 του παρόντος, στη πρώτη μεν περίπτωση ( 
μόνο η άδεια ίδρυσης ) προωθούνται οι σχετικές διαδι¬ 
κασίες μέχρι του τελικού σταδίου της χορηγήσεως και 
της άδειας λειτουργίας, στη δεύτερη δε περίπτωση ( 
με άδεια λειτουργίας ) αυτά συνεχίζουν κατ’ αρχάς τη 
λειτουργία τους, ακόμα και αν απέχουν από τις εγκα¬ 
ταστάσεις αυτές απόσταση μικρότερη από την προ- 
βλεπόμενη στις παραπάνω διατάξεις. Δύναται όμως η 
Διοίκηση να ανακαλέσει την άδεια του πρατηρίου εάν 
κρίνεται αναγκαία η εγκατάσταση στη συγκεκριμένη 
θέση κτιρίου κοινής ωφέλειας. 

4. Το άρθρο 24 του βδ 465/1970 αντικαθίσταται ως 
εξής: 

«Άρθρο 24 
Εγκαταστάσεις 

1. Ως εγκαταστάσεις για την εφαρμογή του παρόντος 
νοούνται όλα τα κτίσματα που δεν έχουν χρήση αμιγούς 
κατοικίας, χωρίζονται δε, σε δύο κατηγορίες: 

Κατηγορία Α. 

Κατηγορία Β. 

Για εγκαταστάσεις της Α κατηγορίας απαιτείται 
έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης, ενώ για τις εγκα¬ 
ταστάσεις της Β κατηγορίας απαιτείται έγκριση εισό- 
δου-εξόδου οχημάτων, ώστε και στις δύο περιπτώσεις 
ίδρυσης εγκαταστάσεων στο οδικό δίκτυο να τηρούνται 
κανόνες για την οδική ασφάλεια. 

2. Κατηγορία Α: Εγκαταστάσεις της κατηγορίας Α 
είναι: 

α) εκείνες που η χρήση τους αποσκοπεί στην εξυπη¬ 
ρέτηση των κινουμένων στις οδούς, όπως ξενοδοχεία, 
μοτέλ, εστιατόρια, τουριστικά συγκροτήματα (Οεπιρίηςε, 
ΒεηςεΙοννε) σταθμοί αυτοκινήτων, πλυντήρια, λιπαντήρια 
και λοιπές ανάλογες εγκαταστάσεις. 

β) εκείνες που η λειτουργία τους προκαλεί αύξηση 
του φόρτου κυκλοφορίας επί των οδών, όπως εργοστά¬ 
σια, αποθήκες, νοσοκομεία, εγκαταστάσεις οργανισμών 
κοινής ασφάλειας, υπεραγορές, πολυκαταστήματα, κέ¬ 
ντρα διασκέδασης ή αναψυχής και λοιπές ανάλογες 
εγκαταστάσεις. 

Κατηγορία Β: Είναι οι εγκαταστάσεις που δεν έχουν 
σχέση με την κυκλοφορία επί των οδών και η λειτουργία 
τους δεν προκαλεί αύξηση του φόρτου κυκλοφορίας 
επί αυτών. 

3. Γήπεδα χωρίς κτίσματα τα οποία σύμφωνα με τις 
διατάξεις έχουν, εκτός από την αμιγώς γεωργική και 
άλλη οικονομικά εκμεταλλεύσιμη χρήση, κατατάσσονται 
στην Α ή Β κατηγορία εγκαταστάσεων, κατά τη κρίση 
της αρμόδιας για την οδό υπηρεσίας». 

4. Γήπεδα με κτίσματα που έχουν χρήση κατοικίας 
κατατάσσονται στη Β κατηγορία. 

5. Κατά την έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ή εισό- 
δου-εξόδου όλων των εγκαταστάσεων και των κατηγο¬ 
ριών Α και Β δεν επιτρέπεται να γίνονται επεμβάσεις 
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σε πρανή των οδών χωρίς έγκριση εδαφοτεχνικής και 
περιβαλλοντικής μελέτης. Επίσης, δεν επιτρέπεται να 
παραβλάπτεται και η αισθητική του τοπίου, κατά την 
αιτιολογημένη κρίση της αρχής που αναφέρεται στο 
άρθρο 6 παρ. 6 του παράντος. 

Άρθρο 20 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 26 του β.δ. 465/1970 
αντικαθίσταται ως εξής: 

«2. Επιπλέον, για την κυκλοφοριακή σύνδεση των εγκα¬ 
ταστάσεων των κατηγοριών Α και Β του άρθρου 24 του 
παράντος με τις οδούς του βασικού και του δευτερεύ- 
οντος Εθνικού Οδικού δικτύου και του Πρωτεύοντος 
Επαρχιακού Οδικού δικτύου των εγκαταστάσεων και 
των δυο κατηγοριών, ισχύουν τα κατωτέρω: 

α) Εφ’ όσον στη θέση της κυκλοφοριακής σύνδεσης 
δεν υπάρχει παράπλευρη οδός (8Ρ) και είναι δυνατή η 
προσπέλαση της εγκατάστασης μέσω κατώτερης κα¬ 
τηγορίας οδού συμβαλλούσης με διαμορφωμένο κόμβο 
στην οδό επί της οποίας θα ιδρυθεί εγκατάσταση, η απ’ 
ευθείας σύνδεση δεν επιτρέπεται και η εγκατάσταση 
εξυπηρετείται μέσω της υφιστάμενης προσπέλασης. 

β) Εάν δεν υπάρχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις 
(παράπλευρη οδός ή προσπέλαση μέσω άλλης οδού) 
επιτρέπεται η απ’ ευθείας σύνδεση της εγκατάστασης 
με την Εθνική ή Επαρχιακή οδό, σύμφωνα με τους όρους 
και προϋποθέσεις του παρόντος διατάγματος, μέχρι 
την κατασκευή παραπλεύρου ή τυχόν διάνοιξη άλλης 
οδού. 

γ) Δεν επιτρέπεται να γίνονται επεμβάσεις σε πρανή 
της οδού χωρίς εγκεκριμένη εδαφοτεχνική και περι¬ 
βαλλοντική μελέτη. 

δ) Λεν πρέπει να παραβλάπτεται η αισθητική του το¬ 
πίου κατά την κρίση της Αρχής που αναφέρεται στην 
παρ. 6 του άρθρου 6». 

2. Η παρ. 3 του άρθρου 26 του β.δ. 465/1970 αντικα¬ 
θίσταται ως εξής: 

«3. Σε περίπτωση απ’ ευθείας σύνδεσης με το Βασικό, 
Δευτερεύον, Τριτεύον Εθνικό και Επαρχιακό οδικό δί¬ 
κτυο, εγκαταστάσεων πάσης φύσεως σε επαφή ή στις 
αποστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 5 παρ. 1ε του 
παρόντος, εγκρίνεται κοινή κυκλοφοριακή σύνδεση 
(ΚΚΣ), με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο ίδιο 
άρθρο». 

3. Στο άρθρο 26 του β.δ. 465/1970 προστίθεται νέα 
παράγραφος 5, που έχει ως εξής: 

«5. Σε περίπτωση κατασκευής παράπλευρης οδού (8Β) 
ή επί υπαρχουσών οδών που βελτιώνονται τα γεωμετρι¬ 
κά χαρακτηριστικά τους, ο ιδιοκτήτης των εγκαταστά¬ 
σεων υποχρεούται να προσαρμόσει με δική του δαπάνη 
την κυκλοφοριακή σύνδεση προς την νέα κατάσταση 
σύμφωνα με τις οδηγίες και τα σχέδια της αρμόδιας 
για την οδό Υπηρεσίας του ΥΠΕΧΩΔΕ. 

Στην περίπτωση που γήπεδα έχουν πρόσωπο στην 
κύρια οδό και στην Παράπλευρό της (8Β) ταυτόχρονα 
η κυκλοφοριακή σύνδεση γίνεται από την παράπλευρη 
οδό». 

Άρθρο 21 

1. Η παράγραφος 5 του άρθρου 30 του β.δ. 465/1970, 
που προστέθηκε σε αυτό με το άρθρο 13 του π.δ. 
143/1989 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του π.δ. 
401/1993, αντικαθίσταται ως εξής: 

«5. Η έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ή η έγκριση 
εισόδου - εξόδου οχημάτων των εγκαταστάσεων του 


άρθρου 24, ισχύει για μία τριετία και για το είδος εγκα¬ 
τάστασης που αναφέρεται σ’ αυτήν. 

Αν μετά την παρέλευση της τριετίας από την έγκριση 
δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες κατασκευής της 
εγκεκριμένης κυκλοφοριακής σύνδεσης ή της εισόδου 

- εξόδου οχημάτων, δίδεται, μετά από αίτηση, εψ’ άπαξ 
παράταση για την επόμενη τριετία από την έγκριση, εφ’ 
όσον δεν έχουν αλλάξει οι κυκλοφοριακές συνθήκες 
της οδού ή υποβάλλεται νέα αίτηση για έγκριση όταν 
αυτές έχουν αλλάξει. Η αίτηση για παράταση, πρέπει να 
υποβληθεί πριν τη λήξη της αρχικής έγκρισης κυκλοφο- 
ριακής σύνδεσης ή της εισόδου -εξόδου οχημάτων. 

Για μετατροπή του είδους της εγκατάστασης ή επέ¬ 
κταση αυτής ή προσθήκη νέων εγκαταστάσεων, απαιτεί¬ 
ται νέα αίτηση για βεβαίωση ισχύος της εγκεκριμένης 
κυκλοφοριακής σύνδεσης ή της εισόδου - εξόδου οχη¬ 
μάτων ή νέα έγκριση σε περίπτωση που έχουν αλλάξει 
οι κυκλοφοριακές συνθήκες της οδού». 

2. Στο άρθρο 32 του βδ 465/1970 προστίθεται νέα 
παράγραφος 2, που έχει ως εξής: 

«2. Οι υπηρεσίες που είναι αρμόδιες κατά περίπτωση 
για την χορήγηση της άδειας λειτουργίας της εγκατά¬ 
στασης, δεν θα χορηγούν την άδεια χωρίς να προσκο¬ 
μιστεί η βεβαίωση της παραγράφου 1 του παρόντος». 

3. Το άρθρο 33 του β.δ. 465/1970 αντικαθίσταται ως 
εξής: 

«Επί κατασκευαζόμενων νέων οδών ή επί υφισταμένων 
οδών που βελτιώνονται τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά 
τους, ή επί τμημάτων οδών στα οποία διαμορφώνονται 
κόμβοι, δεν θα εξετάζονται τυχόν υποβληθησόμενες 
αιτήσεις για έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκατα¬ 
στάσεων όλων των ειδών πριν εκτελεστούν οι εργασίες 
και πριν την απόδοση της οδού στο σύνολό της ή κατά 
τμήματα επίσημα σε κοινή χρήση». 

4. Στο άρθρο 34 του β.δ. 465/1970, προστίθεται νέα 
παράγραφος 4, που έχει ως εξής: 

«4. Σε εγκαταστάσεις που λειτουργούν με εγκεκριμένη 
κυκλοφοριακή σύνδεση κατά παρέκκλιση των κειμένων 
διατάξεων, δεν επιτρέπονται νέες προσθήκες. Αλλαγή 
της χρήσης επιτρέπεται μόνον εφ’ όσον, κατόπιν μελέ¬ 
της κυκλοφοριακών επιπτώσεων, αποδειχθεί ότι η νέα 
χρήση δεν επιφέρει αύξηση του κυκλοφοριακού φόρτου 
σε σχέση με την προηγούμενη χρήση». 

5. Το άρθρο 39 του β.δ. 465/1970 αριθμείται ως «άρθρο 
40» και το άρθρο 39 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 39» 

Έγκριση εισόδου - εξόδου οχημάτων 

1. Έγκριση εισόδου - εξόδου οχημάτων είναι η δυνα¬ 
τότητα διαμορφωμένης εισόδου - εξόδου, για αντιπρο¬ 
σωπευτικό όχημα σε συγκεκριμένη θέση του προσώπου 
του γηπέδου. 

2. Η θέση εισόδου - εξόδου πρέπει να πληρεί δύο 
κριτήρια, της ορατότητας και της απόστασης από τη 
συμβολή ή διασταύρωση της οδού στην οποία βρίσκεται 
η είσοδος - έξοδος και άλλης οδού. 

3. Ορατότητα 

Δεν χορηγείται έγκριση εισόδου - εξόδου οχημάτων, 
όταν δεν εξασφαλίζονται, πριν από τη θέση εισόδου 

- εξόδου της εγκατάστασης, λόγω της οριζοντιογρα- 
φίας ή και της μηκοτομής της οδού ή λόγω πλευρικών 
εμποδίων ή αδυναμίας αποκατάστασης της ορατότητας 
με κατασκευαστικές επεμβάσεις, τα παρακάτω μήκη 
ορατότητας ανάλογα με τη κατηγορία της οδού. 
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• Βασικό Εθνικό: 100μ. 

• Δευτερεύον Εθνικό: 80μ. 

• Τριτεύον Εθνικό: 70μ. 

• Εθνικό Νήσων (πλην Κρήτης, Εύβοιας, Ρόδου, 
Κέρκυρας): 70μ. 

• Παράπλευροι οδών ταχείας κυκλοφορίας και 
αυτοκινητοδρόμων ή γενικώς παράπλευροι πλάτους 
μεγαλύτερου των 7 μέτρων: 70μ. 

• Πρωτεύον Επαρχιακό: 70μ. 

• Δευτερεύον Επαρχιακό: 70μ. 

• Επαρχιακό Νήσων (πλην Κρήτης, Εύβοιας, Ρό¬ 
δου, Κέρκυρας): 70μ. 

• Παράπλευροι δράμοι πλάτους ίσου ή μικρότε¬ 
ρου των 7 μέτρων: 70μ. 

• Δημοτικό - Κοινοτικό: 70μ. 

Τα μήκη αυτά ορατάτητας μετρούνται επί του άξο¬ 
να της πλησιέστερης προς την εγκατάσταση λωρίδας 
κυκλοφορίας. Αρχή μέτρησης είναι ο άξονας εισάδου 

- εξόδου. Το ύψος του οφθαλμού του οδηγού λαμβά- 
νεται στο 1,06μ., η δε πορεία των οπτικών ακτίνων από 
τον οφθαλμό πρέπει να εξασφαλίζεται ανεμπόδιστη 
μέσα στον οδικό και παρόδιο χώρο της ζώνης απαλ¬ 
λοτρίωσης. Ως εμπόδια (οπτικά) θεωρούνται, τα βάθρα 
γεφυρών, οι τοίχοι αντιστήριξης, οι πινακίδες σήμανσης, 
οι φυτεύσεις, τα στηθαία ασφαλείας, τα πρανή ορυγ¬ 
μάτων, το φυσικό ανάγλυφο του εδάφους, κτίσματα εν 
γένει κ.λπ. 

4. Απόσταση από τη συμβολή ή διασταύρωση της 
οδού στην οποία βρίσκεται η είσοδος - έξοδος και 
άλλης οδού. 

Δεν χορηγείται έγκριση εισάδου - εξόδου οχημάτων, 
άταν δεν εξασφαλίζεται απάσταση 50μ. μεταξύ της 
θέσης εισάδου - εξόδου και της πλησιέστερης συμβο¬ 
λής (ευρισκόμενης στην ίδια πλευρά της οδού με την 
εγκατάσταση) ή διασταύρωσης οδών. Η απόσταση αυτή 
μετριέται από το προς τη πλευρά των συμβαλλομένων 
οδών άκρο της εισάδου - εξόδου έως το σημείο τομής 
των αξόνων των οδών. 

5. Το πλάτος της εισάδου - εξάδου είναι ανάλογο 
με το εύρος κατάληψης του αντιπροσωπευτικού οχή¬ 
ματος. 

6. Η διαδικασία χορήγησης της έγκρισης εισάδου 

- εξάδου οχημάτων είναι ίδια με αυτή της έγκρισης 
κυκλοφοριακής σύνδεσης με τη προσθήκη ότι, χορή¬ 
γηση οικοδομικής άδειας χωρίς προηγούμενο έλεγχο 
για την έγκριση ή μη, της εισάδου - εξάδου οχημάτων 
απαγορεύεται. 

7. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις 
για την έγκριση εισόδου - εξόδου οχημάτων στα σχέδια 
της οικοδομικής άδειας περιλαμβάνεται διαμόρφωση 
μόνιμης περίφραξης η οποία δεν επιτρέπει είσοδο - έξο¬ 
δο οχήματος. 

8. Οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις οφείλουν να προ¬ 
σαρμοστούν με έγκριση εισάδου - εξόδου οχημάτων 
μέσα στις δυνατότητες του γηπέδου. Σε περίπτωση αλ¬ 
λαγής χρήσης ή επέκτασης των εγκαταστάσεων αυτών, 
έχει εφαρμογή η παρ. 7 του παρόντος άρθρου. 

9. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν έχουν εφαρμογή 
για τις εγκαταστάσεις της Β κατηγορίας που ιδρύονται 
μέσα στα όρια οικισμών προϋφισταμένων του 1923 ή ορι- 
οθετημένων σύμφωνα με τις διατάξεις του από 24.4.1985 
π. δ/τος (181/Δ/1985). 

10. Για όλες τις εγκαταστάσεις που ιδρύονται σε Δη¬ 
μοτικά - Κοινοτικό οδικό δίκτυο, επιβάλλεται ο έλεγχος 
για την έγκριση ή μη εισόδου - εξόδου οχημάτων. Η 


αρμόδια για τη συντήρηση της κύριας οδού Υπηρεσία, 
στην οποία συμβάλλει το δημοτικό-κοινοτικά δίκτυο, 
υποχρεούται να ελέγξει τη συμβολή ως προς την κυκλο- 
φοριακή ικανότητα και την ορατότητα και να επιβάλλει 
στον ενδιαφερόμενο πρόσθετα μέτρα βελτίωσης των 
συνθηκών συμβολής». 

Άρθρο 22 

1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του 
π.δ. .143/1989, προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Οι διατάξεις του β.δ. 465/1970 εφαρμόζονται για τις 
περιπτώσεις ίδρυσης πρατηρίων (και εγκαταστάσεων) 
εντός σχεδίου, όταν η οδός στην οποία έχουν πρόσωπο 
είναι εκτός σχεδίου. Όταν σε εθνική οδό που βρίσκεται 
σε επαφή με εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ή όρια οικι¬ 
σμών προ του 1923 ή οριοθετημένων με το 24.4.1985 π.δ., 
υπάρχουν συμβάλλουσες οδοί με διαμόρφωση ισόπεδων 
ή ανισόπεδων κόμβων εφαρμόζονται οι διατάξεις του 
βδ 465/1970 στις συμβάλλουσες οδούς (και στα εντός 
σχεδίου τμήματα τους) μέχρι απόστασης 100 μέτρων 
από την αλλαγή της διατομής τους, λόγω της διαμόρ¬ 
φωσης του κόμβου πλην των διατάξεων που αφορούν 
την οικοδομική γραμμή». 

Άρθρο 23 

Το άρθρο 1 του π.δ. 1224/1981, αντικαθίσταται ως 
εξής: 

«Άρθρο 1 

Ίδρυση και λειτουργία πρατηρίων καυσίμων 

«Οι όροι και οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας 
πρατηρίων υγρών καυσίμων, που βρίσκονται σε περι¬ 
οχές με εγκεκριμένο σχέδιο πόλης ή σε περιοχές που 
προέρχονται από διανομές του Υπουργείου Γεωργίας 
και έχουν εγκεκριμένο σχέδιο καθώς και των πρατηρίων 
που βρίσκονται εντός οικισμών προϋφισταμένων του 
1923 ή εντός ορίων νομίμως οριοθετημένων οικισμών με 
πληθυσμό μέχρι 2000 κατοίκους ρυθμίζονται σύμφωνα 
με τις παρακάτω διατάξεις». 

Άρθρο 24 

Το άρθρο 2 του π.δ. 1224/1981, αντικαθίσταται ως 
εξής: 

«Άρθρο 2 
Γ ενικοί ορισμοί 

Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος δια¬ 
τάγματος οι παρακάτω όροι έχουν την ακόλουθη ση¬ 
μασία: 

α) «Πρατήριο υγρών καυσίμων» νοείται η εγκατάσταση 
στην οποία: 

αα) ανεφοδιάζονται με υγρά καύσιμα οδικά οχήματα 
(αυτοκίνητα, δίκυκλα, τρίκυκλα, αγροτικά μηχανήματα 
και μηχανήματα έργων), ειδικά μηχανήματα, ελαφρά 
σκάφη κ.α. 

αβ) αποθηκεύεται και διακινείται πετρέλαιο θέρμαν¬ 
σης ή και οποιουδήποτε εγκεκριμένου τύπου πετρέλαιο 
(φωτιστικά πετρέλαιο κ.α). 

Στα πρατήρια υγρών καυσίμων όπως ορίζονται πιο 
πάνω είναι δυνατόν να ασκούνται επιπλέον και οι ακό¬ 
λουθες δραστηριότητες: 

ί. παροχή υπηρεσιών πλύσης και λίπανσης στα οχήμα¬ 
τα και μηχανήματα της υποπερίπτωσης (αα). 

ίί. εμπορία ειδών συναφών προς τα οχήματα, ανταλ¬ 
λακτικών και εμπορευμάτων, καθώς και οποιαδήποτε 
άλλη εμπορική δραστηριότητα με την οποία καλύπτο- 
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νται ανάγκες των διακινουμένων και χρηστών του πρα¬ 
τηρίου (όπως πώληση σιγαρέτων, γαλακτσμικών ειδών), 
εφ’ όσον η άσκησή της επιτρέπεται από ισχύουσες για 
την εμπορική αυτή δραστηριότητα διατάξεις. 

ίίί. παροχή διαφόρων υπηρεσιών στους διακινούμενους 
(όπως εστιατόρια, μπαρ, συνεργεία οχημάτων, οδική 
βοήθεια, τράπεζα, πρώτες βοήθειες, εγκαταστάσεις 
προσωπικής υγιεινής, εγκαταστάσεις διανυκτέρευσης, 
στάθμευση οχημάτων, κ.α.), με την προϋπόθεση ότι οι 
αντίστοιχες εγκαταστάσεις είναι σύμφωνες με τις επί 
μέρους διατάξεις, που ισχύουν για κάθε μία από αυτές, 
περιλαμβανόμενων και των διατάξεων προσβασιμότη- 
τας των ΑΜΕΑ και ότι τα πρατήρια έχουν κυκλοφοριακή 
σύνδεση εγκεκριμένη κατά κανόνα (όχι κατά παρέκ¬ 
κλιση). 

Η εγκατάσταση τόσο των πρατηρίων όσον και των 
λοιπών χρήσεων είναι δυνατή μόνον εφόσον αυτή επι¬ 
τρέπεται από τις χρήσεις γης και τους όρους και περι¬ 
ορισμούς δόμησης που ισχύουν στην περιοχή. 

β) Ως «Οικισμός» νοείται κάθε διακεκριμένο οικιστικό 
σύνολο το οποίο αναφέρεται σε απογραφή πριν από τις 
14.3.1983 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 1337/1983) 
ως οικισμός, ανεξάρτητα εάν ο δήμος ή η κοινότητα 
στον οποίο υπάγεται έχει πληθυσμό μεγαλύτερο από 
2.000 κατοίκους ( άρθρο 1 του π.δ. της 24.4./3.5.1985 το 
άρθρο 79 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθε¬ 
σίας) καθώς και κάθε οικισμός προϋφιστάμενος του 
έτους 1923. 

γ) «Αεκανοπέδιο Αττικής» νοείται η ευρύτερη περιοχή 
της Αθήνας όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 1, παρ. 1 
του V. 1515/1985 {Α' 18). 

δ) «Κόμβος» νοείται κάθε ισόπεδη συμβολή, διακλάδω¬ 
ση ή διασταύρωση οδών, συμπεριλαμβανομένων και των 
ελεύθερων χώρων που σχηματίζονται από αυτές. 

ε) «Πολυκατοικία» νοείται το πολυόροφο (τουλάχι¬ 
στον ισόγειο και δύο όροφοι) κτίριο στο οποίο συστε¬ 
γάζονται περισσότερα των δύο (2) διαμερισμάτων με 
αποδεδειγμένη χρήση κατοικίας, ανεξάρτητα από τον 
συνολικό αριθμό αυτών που χρησιμοποιούνται για άλ¬ 
λες χρήσεις. 

στ) «Μεσαίο οικόπεδο» κατά την έννοια του παρόντος 
νοείται το οικόπεδο που είτε: 

ί. έχει πρόσωπο επί μίας και μόνης εγκεκριμένης οδού 

ή 

ίί. δύο διαδοχικές πλευρές του έχουν πρόσωπο επί 
εγκεκριμένων οδών που τέμνονται υπό γωνία μεγαλύ¬ 
τερη ή ίση των 135°, ή 

ίίί. δυο διαδοχικές πλευρές του έχουν πρόσωπο επί 
μίας εγκεκριμένης οδού και επί άλλης που είναι χα¬ 
ρακτηρισμένη είτε ως Πεζόδρομος είτε ως ιδιωτική, 
είτε ως αδιέξοδος, ανεξαρτήτως γωνίας συμβολής των 
οδών. 

ζ) «Γωνιακό οικόπεδο» νοείται το οικόπεδο που δυο 
τουλάχιστον διαδοχικές πλευρές του έχουν πρόσωπο 
επί εγκεκριμένων οδών που τέμνονται υπό γωνία μι¬ 
κρότερη των 135°. 

Άρθρο 25 

Το άρθρο 3 του π.δ. 1224/1981, αντικαθίσταται ως 
εξής: 

«Άρθρο 3 

Κατηγορίες πρατηρίων 

Ανάλογα με την χρήση τους, τα πρατήρια υγρών καυ¬ 
σίμων διακρίνονται σε: 


α) «Πρατήρια ιδιωτικής χρήσης», τα οποία το φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο, που έχει το δικαίωμα εκμετάλλευσής 
τους, τα χρησιμοποιεί για την εξυπηρέτηση οχημάτων, 
τα οποία ανήκουν σε αυτό ή όπως άλλως ορίζεται στο 
άρθρο 22 του παρόντος. Τα πρατήρια αυτά μπορούν 
να ιδρυθούν εφόσον ο αριθμός των οχημάτων είναι 
μεγαλύτερος των είκοσι (20). Ειδικά για τα πρατήρια 
της παρ. 4 του άρθρου 22 δεν υπάρχει αριθμητικός 
περιορισμός. 

β) «Πρατήρια δημόσιας χρήσης», που χρησιμεύουν για 
την εξυπηρέτηση οχημάτων τα οποία ανήκουν σε οποι- 
ονδήποτε και για την παροχή υπηρεσιών και προϊόντων 
και άσκηση λοιπών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στο άρθρο 2, παρ. α, του παρόντος». 

Άρθρο 26 

Το άρθρο 4 του π.δ. 1224/1981, αντικαθίσταται ως 
εξής: 

«Άρθρο 4 

Εφαρμογή του παρόντος 

1. Οι αναφερόμενες στις λοιπές περιοχές, ειδικές δια¬ 
τάξεις του άρθρου 6 και των υποδειγμάτων του παρό¬ 
ντος, σχετικά με τα γεωμετρικά στοιχεία των ακινήτων, 
εφαρμόζονται και σε όλα τα νησιά εκτός από τα: Εύβοια, 
Κρήτη, Κέρκυρα και Ρόδο που δεν εφαρμόζονται. 

2. Ειδικά προκειμένου περί των δήμων ή κοινοτήτων 
που περιλαμβάνονται στο λεκανοπέδιο Αττικής, όπως 
αυτό ορίζεται στην παρ. γ του άρθρου 2 του παρόντος 
και στην περιοχή Θεσσαλονίκης σε ακτίνα δεκαπέντε 
(15) χιλιομέτρων από το Λευκό Πύργο, εφαρμόζονται 
οι ειδικές διατάξεις του άρθρου 6 και τα υποδείγματα 
του παρόντος, περί δήμων με πληθυσμό άνω των πέντε 
χιλιάδων (5.000) κατοίκων». 

Άρθρο 27 

1. Η περίπτωση 2γ του άρθρου 5 του π.δ. 1224/1981, 
όπως αντικαταστάθηκε με το π.δ. 143/1989, τροποποι¬ 
είται ως εξής: 

«γ) Των διακοσίων (200) μέτρων από το πλησιέστερο 
σημείο του κτιρίου εκκλησιών, νοσοκομείων, κλινικών, 
ασύλων ανιάτων, γηροκομείων, οίκων ευγηρίας και εκ¬ 
παιδευτηρίων, ανεξάρτητα αριθμού ατόμων, καθώς και 
κινηματογράφων ή θεάτρων, καταστημάτων και άλλων 
χώρων συγκεντρώσεως κοινού, των οποίων η χωρητι¬ 
κότητα ξεπερνά τα 50 άτομα, μετρούμενη προς πάσα 
κατεύθυνση (ακτινικά και επί οριζοντίου επιπέδου προ¬ 
βολής) από το κέντρο της νησίδας των αντλιών ή των 
φρεατίων της δεξαμενής καυσίμου ή της προβολής του 
στομίου του σωλήνα εξαερώσεως. Για την εφαρμογή 
του παρόντος, ο υπολογισμός των ατόμων θα γίνεται 
κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ¬ 
θρων 9 και 10 του π.δ. 71/1988 (32Α'), όπως ισχύει κάθε 
φορά». 

2. Η περίπτωση β της παραγράφου Α του άρθρου 
2 του π.δ. 327/1992, καταργείται και επαναφέρεται σε 
ισχύ η παράγραφος 2δ του άρθρου 5 του π.δ. 1224/1981, 
αναδιατυπούμενη ως εξής: 

«δ) Των 500, 250 και 150 μέτρων σε περιοχές με πλη¬ 
θυσμό κατά την τελευταία απογραφή πάνω από 15.000, 
μεταξύ 3.000 και 15.000 και κάτω από 3.000 κατοίκους 
αντίστοιχα από άλλο πρατήριο, νόμιμα ιδρυμένο ή υπό 
ίδρυση, εφόσον πρόκειται για την ίδια πλευρά της οδού 
ή των μισών των αντιστοίχων παραπάνω αποστάσεων, 
εφόσον πρόκειται για την απέναντι πλευρά οδού μο- 
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ναδικής κατεύθυνσης ή οδού δύο κατευθύνσεων, χω¬ 
ρίς όμως μόνιμη διαχωριστική των δύο κατευθύνσεων 
νησίδα. 

Ειδικά για περιοχές των νομών Αττικής και Θεσσαλο¬ 
νίκης, ισχύει η μεγαλύτερη από τις παραπάνω αποστά¬ 
σεις (500 ή 250 μέτρων κατά περίπτωση), ανεξάρτητα 
απά τον πληθυσμό τους. 

Οι αποστάσεις αυτές μετρούνται παράλληλα προς τον 
άξονα της οδού και μεταξύ των πλησιέστερων σημείων 
εισάδου ή εξόδου των δύο πρατηρίων, δηλαδή του υπό 
ίδρυση και του άλλου, νάμιμα ιδρυμένου ή υπό ίδρυση. 

3. Η περίπτωση 3α του άρθρου 5 του π.δ. 1224/1981, 
τροποποιείται ως εξής: 

«α) Σε θέσεις που βρίσκονται σε καμπυλότητα ή ανα¬ 
στροφή κλίσης των οδών, εφόσον υφίσταται ορατότητα 
από απόσταση 100 (εκατό) μέτρων κατ’ ευθείαν γραμμή 
από το πλησιέστερο σημείο της εισόδου και της εξό¬ 
δου του πρατηρίου επί του άξονα της πλησιέστερης 
λωρίδας κατά τη φορά κίνησης». 

4. Η περίπτωση 3β του άρθρου 5 του π.δ. 1224/1981, 
τροποποιείται ως εξής: 

«β) Επί κόμβου, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. δ του 
άρθρου 2 του παρόντος, εφ’ όσον κατά την εκτίμη¬ 
ση της αρμόδιας για την οδό υπηρεσίας, είναι μικρού 
κυκλοφοριακού φόρτου. Αν ο κόμβος σηματοδοτείται 
ή είναι ενταγμένος στον άμεσο προγραμματισμό για 
σηματοδότηση από την αρμόδια υπηρεσία φωτεινής 
σηματοδότησης, το πλησιέστερο σημείο εισόδου ή 
εξόδου του πρατηρίου πρέπει να απέχει τριάντα (30) 
μέτρα τουλάχιστον απά τον πλησιέστερο ιστό σημα¬ 
τοδότη ή από το πλησιέστερο σημείο τομής (επί του 
κόμβου) των ρυμοτομικών γραμμών. Ακόμη, αν υφίσταται 
φωτεινή σηματοδότηση διάβασης πεζών, το πλησιέστε¬ 
ρο σημείο εισάδου ή εξόδου του πρατηρίου πρέπει να 
απέχει τριάντα (30) μέτρα τουλάχιστον απά τον ιστό 
σηματοδότησης». 

Άρθρο 28 

1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 6 του π.δ. 1224/1981, 
αντικαθίσταται ως εξής: 

«4. Απαγορεύεται εντός της κυρίας εκτάσεως του 
πρατηρίου η στάθμευση βυτιοφάρων οχημάτων υγρών 
καυσίμων, πέραν του χράνου που απαιτείται για τον 
ανεφοδιασμέ από αυτά των δεξαμενών του πρατηρίου 
επιφυλασσομένων των διατάξεων της παρ. 3 του άρ¬ 
θρου 11 του παράντος». 

2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 6 του π.δ. 1224/1981, 
αντικαθίσταται ως εξής: 

«6. Απαγορεύεται η εγκατάσταση πρατηρίου υγρών 
καυσίμων σε οποιοδήποτε χώρο πολυκατοικίας, άπως 
αυτή ορίζεται στην παρ. ε του άρθρου 2 του παρόντος 
( άρθρο 3 παρ.4 του ν. 2465/1997, Α'28). Επίσης, απαγο¬ 
ρεύεται η εγκατάσταση πρατηρίου υγρών καυσίμων εφ’ 
όσον στο κτίριο άνωθεν του επιπέδου ή των επιπέδων 
που καταλαμβάνει το πρατήριο στεγάζονται οι προ- 
βλεπάμενες χρήσεις του άρθρου 4 του ν. 2801/2000 (Α' 
46). Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 2 του 
άρθρου 4 του ν. 2801/2000». 

3. Η παράγραφος 8 του άρθρου 6 του π.δ. 1224/1981, 
αντικαθίσταται ως εξής: 

«8. Κυρώνονται τα συνοδεύοντα το παράν σχεδια¬ 
γράμματα διαμάρφωσης πρατηρίων, που συντάχθηκαν 
ως ενδεικτικά υποδείγματα αριθμημένα απά 1 έως 13 
τα οποία εφαρμόζονται για: 

α) Υποδείγματα ένα (1) έως και τρία (3). Τα υποδείγ¬ 


ματα αυτά ισχύουν για μεσαία οικάπεδα όπως αυτά 
ορίζονται στην παρ. στ του άρθρου 2 του παράντος. Οι 
διαστάσεις στα υποδείγματα αυτά ορίζονται ως εξής: Το 
μήκος της τραπεζοειδούς νησίδας που διαμορφώνεται 
επί του πεζοδρομίου, μετρούμενο επί της ρυμοτομικής 
γραμμής, πρέπει να είναι έξι (6,00) μέτρα τουλάχιστον 
για πρατήρια που βρίσκονται σε δήμους με πληθυσμέ 
άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων και πέντε 
(5,00) μέτρα για τις λοιπές περιοχές και το ύψος της 
νησίδας απά το κατάστρωμα της οδού ορίζεται σε δε¬ 
καπέντε (15) εκατοστά. Το εγκαρσίως προς τον άξονα 
εισόδου - εξόδου πλάτος του οδοστρώματος προσπελά- 
σεως στο χώρο του πρατηρίου κυμαίνεται από τριάμιση 
(3,50) έως οκτώ (8,00) μέτρα. Οι γωνίες στροφής της 
εισόδου - εξόδου ως προς την οδό κυμαίνονται από 
τριάντα (30°) εως και εξήντα (60°) μοίρες. Η πλησιέστερη 
απάσταση της νησίδας των αντλιών απά τη ρυμοτομική 
γραμμή και απά το κράσπεδο του πεζοδρομίου του 
κτιρίου (σε περίπτωση διπλής προσπέλασης), ορίζεται 
σε τρία και μισά (3,50) μέτρα τουλάχιστον. Η απάστα¬ 
ση του σώματος των αντλιών ή των διανομέων απά 
το μέσον της εισόδου - εξόδου επί της ρυμοτομικής 
γραμμής, ορίζεται σε πέντε (5,00) μέτρα τουλάχιστον 
για πρατήρια που βρίσκονται σε δήμους με πληθυσμέ 
άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων και τέσσερα 
(4,00) μέτρα για τις λοιπές περιοχές. 

β) Υποδείγματα που ισχύουν για γωνιακά οικάπεδα 
άπως αυτά ορίζονται στην παρ. ζ' του άρθρου 2 του 
παράντος. 

αα) Υποδείγματα τέσσερα (4), πέντε (5) και (5α), στα 
οποία οι διαστάσεις ορίζονται ως εξής: Το μήκος της 
νησίδας που διαμορφώνεται επί του πεζοδρομίου σε 
κάθε οδό, μετρούμενο επί της ρυμοτομικής γραμμής εί¬ 
ναι πέντε (5,00) μέτρα τουλάχιστον για τις περιπτώσεις 
πρατηρίων που βρίσκονται σε δήμους με πληθυσμό άνω 
των πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων και τέσσερα (4,00) 
μέτρα για τις λοιπές περιοχές και το ύψος της νησίδας 
από το κατάστρωμα της οδού ορίζεται σε δεκαπέντε 
(15) εκατοστά. Τ ο εγκαρσίως προς τον άξονα εισάδου 
- εξόδου πλάτος του οδοστρώματος προσπελάσεως 
στο χώρο του πρατηρίου κυμαίνεται από τριάμιση (3,50) 
έως οκτώ (8,00) μέτρα. Οι γωνίες στροφής της εισάδου - 
εξόδου ως προς την οδό κυμαίνονται από τριάντα (30ο) 
εως και εξήντα (60°) μοίρες. Η πλησιέστερη απόσταση 
της νησίδας των αντλιών από την νοητή γραμμή που 
συνδέει τα σημεία εκείνα της εισόδου - εξόδου, που 
βρίσκονται επί των ρυμοτομικών γραμμών και πλησιέ- 
στερα προς το σημείο τομής αυτών καθώς επίσης και 
η πλησιέστερη απόσταση της νησίδας των αντλιών από 
το κράσπεδο του πεζοδρομίου του κτιρίου σε περίπτω¬ 
ση διπλής προσπέλασης, ορίζονται σε τρία (3,00) μέτρα 
τουλάχιστον. Η απόσταση του σώματος των αντλιών 
ή των διανομέων από το μέσον της εισόδου και της 
εξόδου (σε περίπτωση διπλής προσπέλασης) επί της 
ρυμοτομικής γραμμής, ορίζεται σε πέντε (5,00) μέτρα 
τουλάχιστον για πρατήρια που βρίσκονται σε δήμους 
με πληθυσμό άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων 
και τέσσερα (4,00) μέτρα για τις λοιπές περιοχές. 

Στο υπόδειγμα 5α η οδός, στην οποία διαμορφώνεται 
η έξοδος του πρατηρίου είναι μονόδρομος, με φορά 
προς το σημείο τομής των ρυμοτομικών γραμμών και 
το πλάτος οδοστρώματος της εξόδου κυμαίνεται από 
πέντε (5.00) έως επτά (7.00) μέτρα. 

ββ) Υποδείγματα έξι (6), (6α), (6β), (6γ), στα οποία οι 
διαστάσεις ορίζονται ως εξής: Το μήκος της νησίδας 
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που διαμορφώνεται επί του πεζοδρομίου της οδού, στην 
οποία δημιουργείται η είσοδος του πρατηρίου, μετρού- 
μενο επί της ρυμοτομικής γραμμής είναι δέκα (10,00) 
μέτρα τουλάχιστον για τις περιπτώσεις πρατηρίων που 
βρίσκονται σε δήμσ με πληθυσμό άνω των πέντε χιλιά¬ 
δων (5.000) κατοίκων και οχτώ (8,00) μέτρα τουλάχιστον 
για τις λοιπές περιοχές. Το μήκος της νησίδας πσυ δια- 
μσρφώνεται επί του πεζοδρομίου της οδού, στην σπσία 
δημιουργείται η έξοδος του πρατηρίου, μετρούμενο επί 
της ρυμοτομικής γραμμής είναι πέντε (5,00) μέτρα του¬ 
λάχιστον για τις περιπτώσεις πρατηρίων που βρίσκονται 
σε δήμους, με πληθυσμό άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) 
κατοίκων και τέσσερα (4,00) μέτρα για τις λοιπές περιο¬ 
χές. Το ύψος της νησίδας από το κατάστρωμα της οδσύ 
ορίζεται σε δεκαπέντε (15) εκατοστά και για τις δύσ 
οδούς. Το εγκαρσίως προς τον άξονα εισόδου - εξόδου 
πλάτος του οδοστρώματος προσπελάσεως στο χώρο 
του πρατηρίου κυμαίνεται από τριάμιση (3,50) έως οκτώ 
(8,00) μέτρα. Οι γωνίες στροφής της εισόδου - εξόδου 
ως προς την οδό κυμαίνονται από τριάντα (30ο) εως και 
εξήντα (60ο) μοίρες. Η πλησιέστερη απόσταση της νησί¬ 
δας των αντλιών από τις ρυμοτομικές γραμμές ορίζεται 
σε τρία και μισό (3,50) μέτρα τουλάχιστσν, σύμφωνα με 
το υπόδειγμα. Η πλησιέστερη απόσταση της νησίδας 
των αντλιών από το κράσπεδο του πεζοδρομίου του 
κτιρίου ορίζεται σε τρία και μισό (3,50) μέτρα τσυλάχι- 
στον σε περίπτωση μσνής διέλευσης και σε πέντε και 
μισό (5,50) μέτρα τσυλάχιστσν σε περίπτωση διπλής 
διέλευσης. Η απόσταση του σώματος των αντλιών ή των 
διανομέων από το μέσον της εισόδου, επί της ρυμοτομι¬ 
κής γραμμής, ορίζεται σε έξι (6) μέτρα τουλάχιστον για 
τις περιπτώσεις πρατηρίων πσυ βρίσκσνται σε δήμους, 
με πληθυσμό άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) κατσίκων 
και πέντε (5) μέτρα για τις λσιπές περισχές. 

Στα υπσδείγματα 6α και 6γ η οδός, στην σποία δια¬ 
μορφώνεται η έξοδος του πρατηρίου είναι μονόδρομος, 
με φορά προς το σημείο τομής των ρυμοτομικών γραμ¬ 
μών και το πλάτος του οδοστρώματος εξόδου κυμαίνε¬ 
ται από πέντε (5,00) έως επτά (7,00) μέτρα. 

γγ) Υπόδειγμα επτά (7). Το υπόδειγμα αυτό εφαρμόζε¬ 
ται όταν η συμβάλλουσα οδός είναι αδιέξοδος και δεν 
είναι δυνατή η εφαρμογή των υποδειγμάτων ένα (1) έως 
τρία (3). Στο υπόδειγμα αυτό οι διαστάσεις ορίζονται ως 
εξής: Το μήκος της νησίδας που διαμορφώνεται επί του 
πεζοδρομίου της οδού στην οποία δημιουργείται η εί¬ 
σοδος του πρατηρίου, μετρούμενο επί της ρυμοτομικής 
γραμμής είναι δέκα (10,00) μέτρα τουλάχιστον για τις 
περιπτώσεις πρατηρίων πσυ βρίσκσνται σε δήμους με 
πληθυσμό άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων και 
οχτώ (8,00) μέτρα για τις λοιπές περιοχές. Το μήκος της 
νησίδας πσυ διαμορφώνεται επί του πεζοδρομίου της 
οδού στην οποία δημιουργείται η έξοδος του πρατηρίου, 
μετρούμενο επί της ρυμοτομικής γραμμής είναι τρία 
(3,00) μέτρα τουλάχιστον, για όλες τις περιοχές του 
παρόντος διατάγματος. Το ύψος της νησίδας από τσ 
κατάστρωμα της οδσύ ορίζεται σε δεκαπέντε (15) εκα¬ 
τοστά. Το πλάτος του οδοστρώματος προσπελάσεως 
στο χώρο του πρατηρίου εγκάρσια προς τον άξονα της 
εισόδου κυμαίνεται από τρία και μισό (3,50) έως οκτώ 
(8,00) μέτρα και κάθετα στον άξονα της εξόδου κυμαί¬ 
νεται από πέντε (5,00) έως επτά (7,00) μέτρα. Η γωνία 
στροφής της εισόδου ως προς την οδό κυμαίνεται από 
τριάντα (30°) εως και εξήντα (60°) μοίρες, ενώ η γωνία 
στροφής της εξόδου ορίζεται σε ενενήντα (90°) μσίρες. 
Η πλησιέστερη απόσταση της νησίδας των αντλιών από 


τη νοητή γραμμή που συνδέει τα σημεία εκείνα της 
εισόδσυ - εξόδου που βρίσκονται επί των ρυμοτομικών 
γραμμών και πλησιέστερα προς το σημείο τομής αυτών, 
ορίζεται σε τρία (3,00) μέτρα τουλάχιστσν. Η πλησι¬ 
έστερη απόσταση της νησίδας των αντλιών από το 
κράσπεδο του πεζοδρομίου του κτιρίου ορίζεται σε τρία 
και μισό (3,50) μέτρα. Η απόσταση του σώματος των 
αντλιών ή των διανομέων από το μέσον της εισόδου - 
εξόδου επί της ρυμοτομικής γραμμής, ορίζεται σε πέντε 
και μισό (5,50) μέτρα τσυλάχιστσν για τις περιπτώσεις 
πρατηρίων που βρίσκονται σε δήμσυς με πληθυσμό άνω 
των πέντε χιλιάδων (5.000) κατσίκων και τέσσερα και 
μισό (4,50) μέτρα για τις λοιπές περιοχές. 

γ) Υπόδειγμα οκτώ (8). Στο υπόδειγμα αυτό καθορίζο¬ 
νται οι ελάχιστες απσστάσεις από διασταυρώσεις οδών 
για την εφαρμογή όλων των υποδειγμάτων διαμόρφω¬ 
σης πρατηρίσυ υγρών καυσίμων τσυ παρόντσς διατάγ¬ 
ματος και οι διαστάσεις σ’ αυτό σρίζονται ως εξής: 

αα) Η απόσταση μεταξύ τσυ σημείου της εισόδου ή 
εξόδου επί της κρασπεδικής γραμμής, που βρίσκεται 
πλησιέστερα προς το σημείο τομής των ρυμοτομικών 
γραμμών από την προβολή επί της κρασπεδικής γραμμής 
τσυ σημείου τομής των ρυμοτομικών γραμμών ορίζεται 
σε πέντε (5,00) μέτρα τσυλάχιστσν για τις περιπτώσεις 
πρατηρίων που βρίσκονται σε δήμσ, με πληθυσμό άνω 
των πέντε χιλιάδων (5.000) κατσίκων και τέσσερα (4,00) 
μέτρα για τις λσιπές περιοχές. 

ββ) Σε περιπτώσεις που η συμβάλλουσα οδός είναι 
αδιαμόρφωτη είναι δυνατόν να εφαρμόζονται τα υπο¬ 
δείγματα ένα (1), δύο (2) και τρία (3) με απόσταση της 
εισόδου ή εξόδου, από το σημείο τομής των ρυμοτομικών 
γραμμών, μηδενική. Όμως μετά τη διάνοιξη της οδού είναι 
υποχρεωτική η διαμόρφωση του πρατηρίου σύμφωνα με 
τις ελάχιστες αποστάσεις του παρόντος υποδείγματος. 

δ) Υπόδειγμα εννέα (9). Το υπόδειγμα αυτό εφαρμό¬ 
ζεται σε περιπτώσεις πρατηρίων που διαμορφώνονται 
με εσωτερική απότμηση πεζοδρομίου και εφ’ όσον το 
πλάτος του πεζοδρομίου για δήμους με πληθυσμό άνω 
των πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων είναι ίσο ή μεγαλύ¬ 
τερο των πέντε (5,00) μέτρων, στις δε λσιπές περιοχές 
είναι ίσο ή μεγαλύτερο των τεσσάρων (4,00) μέτρων. 
Στσ υπόδειγμα αυτό σι διαστάσεις ορίζσνται ως εξής: 
Το μήκος της άνω βάσης της τραπεζσειδούς νησίδας 
που διαμορφώνεται επί του πεζοδρομίου, μετρούμενο 
παράλληλα στην κρασπεδική γραμμή και σε απόστα¬ 
ση πέντε (5,00) μέτρων από αυτή σρίζεται σε πέντε 
(5,00) μέτρα τουλάχιστσν για τις έδρες των δήμων, με 
πληθυσμό έδρας άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) κα¬ 
τσίκων. Τσ ίδισ μήκος ορίζεται σε τέσσερα (4,00) μέτρα 
τσυλάχιστσν για τις λσιπές περιοχές και μετράται επί 
της παράλληλης προς την κρασπεδική γραμμή και σε 
απόσταση τεσσάρων (4,00) μέτρων από αυτή. Τσ ύψος 
της νησίδας από το κατάστρωμα της σδού σρίζεται σε 
δέκα πέντε (15) εκατοστά. Το εγκαρσίως προς τον άξονα 
εισόδου - εξόδου πλάτος του οδοστρώματος προσπε¬ 
λάσεως στο χώρο του πρατηρίου κυμαίνεται από τρία 
και μισό (3,50) έως οκτώ (8,00) μέτρα. Οι γωνίες στροφής 
της εισόδου - εξόδου ως προς την οδό κυμαίνονται από 
τριάντα (30°) εως και εξήντα (60°) μοίρες. Η πλησιέστερη 
απόσταση της νησίδας των αντλιών από την άνω βάση 
της τραπεζσειδσύς νησίδας και από το κράσπεδο του 
πεζοδρομίου του κτιρίου σε περίπτωση διπλής πρσ- 
σπέλασης σρίζεται σε τρία και μισό (3,50) μέτρα του¬ 
λάχιστσν. Η απόσταση του σώματος των αντλιών ή των 
διανομέων από το μέσον της εισόδου - εξόδου, επί της 
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παράλληλης προς το κράσπεδο γραμμής που ορίζεται 
κατ’ επέκταση της άνω βάσης της τραπεζοειδσύς νησί¬ 
δας ορίζεται σε πέντε (5,00) μέτρα τουλάχιστον για τις 
περιπτώσεις των πρατηρίων που βρίσκονται σε δήμους, 
με πληθυσμό άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων 
και τέσσερα (4,00) μέτρα για τις λοιπές περιοχές. 

ε) Υπόδειγμα δέκα (10). Σε διαμπερή οικόπεδα μπο¬ 
ρούν να διαμορφωθούν ανεξάρτητοι είσοδοι - έξοδοι 
σε κάθε οδό, σύμψωνα με τα υποδείγματα 1, 2, 3 και 9, 
τηρουμένων πάντοτε των ελάχιστων αποστάσεων του 
υποδείγματος 8. Επίσης μπορεί να διαμορφωθεί ανεξάρ¬ 
τητη είσοδος - έξοδος στη μία οδό και μόνο είσοδος 
ή μόνο έξοδος στην άλλη οδό. Σ’ αυτή την περίπτωση, 
όπως και στην περίπτωση διαμόρφωσης μόνο εισόδου 
στη μία οδό και μόνο εξόδου στην άλλη οδό, εφαρμόζο¬ 
νται τα προηγούμενα υποδείγματα σε συνδυασμό με το 
παρόν υπόδειγμα, όπου οι διαστάσεις ορίζονται ως εξής: 
Το εγκαρσίως προς τον άξονα εισόδου - εξόδου πλά¬ 
τος του οδοστρώματος προσπελάσεως στο χώρο του 
πρατηρίου κυμαίνεται από τρία και μισό (3,50) έως οκτώ 
(8,00) μέτρα. Οι γωνίες στροφής της εισόδου - εξόδου 
ως προς τις οδούς κυμαίνονται από τριάντα (30°) εως 
και εξήντα (60°) μοίρες. Η απόσταση τσυ πλησιέστερσυ 
σημείου της νησίδας των αντλιών από τη νοητή ευθεία 
που ενώνει τα άκρα της εισόδου - εξόδου επί των ρυμο¬ 
τομικών γραμμών προς το όριο του οικοπέδου και από το 
κράσπεδο του πεζοδρομίου του κτιρίου, σε περίπτωση 
διπλής πρσσπέλασης ορίζεται σε τρία και μισό (3,50) μέ¬ 
τρα τσυλάχιστσν. Η απόσταση του σώματος των αντλιών 
από το μέσον της εισόδου - εξόδου επί της ρυμοτομικής 
γραμμής ορίζεται σε πέντε (5) μέτρα τουλάχιστσν για 
τις περιπτώσεις πρατηρίων που βρίσκονται σε δήμσυς 
με πληθυσμό άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων 
και τέσσερα (4) μέτρα για τις λοιπές περιοχές. 

στ) Υπόδειγμα έντεκα (11). Σε περιπτώσεις πσυ στις 
προτεινόμενες για ίδρυση πρατηρίων θέσεις υφίστανται 
ή πρσβλέπσνται υπσχρεωτικές επί των προσόψεων των 
ακινήτων παρόδιες στσές, εφαρμόζεται τσ παρόν υπό¬ 
δειγμα. Στην περίπτωση αυτή η διαχωριστική γραμμή, 
του υπό την στοά δημόσιου χώρου από τον ιδιωτικό 
τοιούτο, επέχει θέση ρυμστσμικής γραμμής. Τσ μήκος 
της μικρής βάσης της κεντρικής τραπεζοειδσύς νησί¬ 
δας που διαμορφώνεται, μετρούμενο επί της σε εσοχή 
οικοδομικής γραμμής (του ισογείου), είναι τρία (3,00) 
μέτρα τουλάχιστον για όλες τις περιοχές. Το ύψος του 
τμήματος της τραπεζοειδούς νησίδας, που βρίσκεται 
υπό τη στσά, δεν δύναται να είναι διαφσρετικό από 
αυτό τσυ πεζσδρομίσυ για διευκόλυνση της κίνησης 
των διερχσμένων πεζών. Τ ο εγκαρσίως πρσς τον άξονα 
εισόδου - εξόδου πλάτος του οδοστρώματος προσπε¬ 
λάσεως στο χώρο του πρατηρίου κυμαίνεται από τρία 
και μισό (3,50) έως σκτώ (8,00) μέτρα. Οι γωνίες στρσφής 
της εισόδου - εξόδου ως προς την οδό κυμαίνονται από 
τριάντα (30°) έως και εξήντα (60°) μοίρες. Η πλησιέστερη 
απόσταση της νησίδας των αντλιών από την άνω βάση 
της τραπεζσειδσύς νησίδας και από τσ κράσπεδο του 
πεζοδρομίου του κτιρίου σε περίπτωση διπλής πρσσπέ¬ 
λασης, σρίζεται σε τρία και μισό (3,50) μέτρα τουλάχι¬ 
στσν. Στις περιπτώσεις των πρατηρίων υγρών καυσίμων, 
λόγω της ειδικής λειτσυργικής διάταξης αυτών, δεν είναι 
απαραίτητη η υλοποίηση της στσάς, παράλληλα με την 
ανέγερση τσυ κτιρίου του πρατηρίου». 

4. Η παράγραφος 9 του άρθρου 6 του π.δ. 1224/1981, 
αντικαθίσταται ως εξής: 

«9. Η στα ανωτέρω υποδείγματα θέση του κτιρίου του 


πρατηρίου και των τυχόν ανεξαρτήτων χώρων ή κτιρίων 
για την άσκηση συμπληρωματικών δραστηριστήτων, 
καθώς και η θέση, η εν γένει διάταξη και τσ σχήμα και 
ο αριθμός των νησίδων πσυ μπορσύν να τσπσθετηθσύν 
στην κύρια έκταση του πρατηρίου (που ορίζεται από τα 
σημεία Α, Β, Γ, Δ) είναι ενδεικτικά και δύναται να ποικίλει, 
με σκοπό την επίτευξη της καλύτερης λειτουργικότητας. 
Στις περιπτώσεις πσυ ολόκληρη η οικοπεδική έκταση 
διατίθεται για τη χρήση τσυ πρατηρίσυ και πρσβλέπεται 
η δυνατότητα κίνησης των σχημάτων πέριξ τσυ κτιρίου 
του πρατηρίου, πρέπει απαραίτητα να κατασκευασθεί 
γύρω από το κτίριο του πρατηρίου κράσπεδο πλάτους 
εβδομήντα πέντε εκατοστών (75) τσυλάχιστσν. Σε περί¬ 
πτωση που το πέριξ του κτιρίου του πρατηρίου κράσπε¬ 
δο χρησιμοποιείται για εγκατάσταση αντλιών ή διανσ- 
μέων, τσ πλάτος του, τοπικά, πρέπει να είναι ένα (1,00) 
μέτρο τουλάχιστον. Η κλίση τσυ δαπέδου στάθμευσης, 
στσν παρά τη νησίδα αντλιών χώρα ανεφσδιασμσύ των 
σχημάτων και σε απόσταση δύσ και μισό (2,50) μέτρα 
τουλάχιστσν περιμετρικά αυτής, δεν υπερβαίνει τσ επτά 
τσις εκατό (7%), πρσς κάθε κατεύθυνση». 

5. Η παράγραφος 10 του άρθρου 6 του π.δ. 1224/1981 
αντικαθίσταται ως εξής: 

«10. Σε περίπτωση ιδιόμσρφων σικοπέδων (πσλυγω- 
νικών, διαμπερών κ.λπ.) προοριζομένων για την ίδρυ¬ 
ση πρατηρίων, επί των οποίων καθίσταται ανέφικτη η 
ακριβής εφαρμογή των εγκεκριμένων σχεδιαγραμμάτων 
είναι δυνατή η διαμόρφωση των πρσσπελάσεων και των 
χώρων στάθμευσης των πρατηρίων διά συνδυασμσύ των 
εγκεκριμένων από το παρόν σχεδιαγραμμάτων τηρσυ- 
μένων των ελάχιστων απσστάσεων. Επίσης είναι δυνατή 
η διαμόρφωση των πρσσπελάσεων (διάταξη εισόδσυ 
- εξόδου ) των πρατηρίων επί γωνιακών οικοπέδων διά 
συνδυασμού των εγκεκριμμένων από το παρόν σχεδι¬ 
αγραμμάτων, τηρουμένων των ελάχιστων αποστάσεων 
με σκοπό την επίτευξη καλύτερης λειτουργικότητας και 
της καλύτερης εξυπηρέτησης της κυκλοφσρίας». 

6. Η παράγραφος 12 του άρθρου 6 του π.δ. 1224/1981, 
αντικαθίσταται ως εξής: 

«12. Η κεντρική τραπεζσειδής νησίδα δύναται να επε¬ 
κταθεί εσωτερικά της ρυμστσμικής γραμμής για τη 
διαμόρφωση χώρσυ πρασίνσυ ή για την τσπσθέτηση 
κάθετης σήμανσης σχετικής με τσ πρατήρισ, υπό την 
προϋπόθεση ότι τηρείται η ελάχιστη απόσταση μεταξύ 
της νησίδας αυτής, όπως διαμσρφώνεται τελικά, και 
της πλησιέστερης νησίδας των αντλιών ή των διανσ- 
μέων ή τσυ πεζοδρομίου του κτιρίου, σύμφωνα με τα 
παραπάνω υποδείγματα. Εάν στις πρστεινόμενες για 
ίδρυση πρατηρίων θέσεις δεν έχουν διαμορφωθεί τα 
πεζοδρόμια ούτε ορίζεται το πλάτος αυτών, ύστερα 
από βεβαίωση της αρμόδιας αρχής, εφαρμόζσνται τα 
εγκεκριμένα σχεδιαγράμματα, όπως αυτά προκύπτουν 
με διαμόρφωση πεζοδρσμίου εις βάρος του οικοπέδου 
ελάχιστου πλάτους Ι.ΟΟμ (υπόδειγμα 12). Στις περιπτώ¬ 
σεις που δεν είναι σαφώς καθαρισμένη η ρυμστσμική 
γραμμή, αλλά έχσυν σλσκληρωθεί σι απαλλοτριώσεις, 
η ρυμοτομική γραμμή καθορίζεται σύμφωνα με τις κεί¬ 
μενες διατάξεις από την αρμόδια Παλεοδσμική αρχή 
οπότε η τραπεζοειδής νησίδα διαμορφώνεται επί της 
ως άνω καθοριζόμενης ρυμοτομικής γραμμής. Σε πε¬ 
ρίπτωση πσυ δεν έχσυν σλσκληρωθεί οι απαλλοτρι¬ 
ώσεις, η τραπεζοειδής νησίδα διαμορφώνεται επί του 
ήδη διαμορφωμένου πεζοδρομίου με την υποχρέωση 
προσαρμσγής, σε περίπτωση διαπλάτυνσης, στη νέα 
ρυμοτσμική γραμμή». 
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7. Η παράγραφος 13 του άρθρου 6 του π.δ. 1224/1981, 
αντικαθίσταται ως εξής: 

«13. Μετατάπιση ή προσθήκη αντλιών ή διανομέων ή 
αντίστοιχα μετατάπιση ή προσθήκη δεξαμενών ή αντι¬ 
κατάσταση αυτών στην ίδια θέση λειτουργούντος πρα¬ 
τηρίου επιτρέπεται κατάπιν προηγουμένης εγκρίσεως 
της αρμοδίας Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνι¬ 
ών της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, η οποία 
εκδίδεται με την υποβολή των δικαιολογητικών που 
αναψέρονται στο άρθρο 17 παρ. 4 περίπτ. α', β', γ', και 
δ', χωρίς να απαιτείται άλλη διαδικασία ή άδεια απά 
άλλη υπηρεσία. Για την αντικατάσταση των αντλιών ή 
διανομέων στην ίδια θέση δεν απαιτείται έγκριση της 
υπηρεσίας εάν σι τοποθετούμενες αντλίες ή διανομείς 
πληρούν τους όρους του παρόντος». 

7. 8. Μετά την παράγραφο 14 του άρθρου 6 του π.δ. 
1224/1981, προστίθενται παράγραφοι 15, 16 και 17, ως 
εξής: 

8. «15. Η επιλογή του εγκαρσίως προς τον άξονα ει¬ 
σόδου - εξόδου πλάτους οδοστρώματος προσπέλασης 
στσ χώρο του πρατηρίου, της γωνίας στροφής της ει¬ 
σόδου - εξόδου ως προς τις οδούς και του μήκους της 
τραπεζοειδούς νησίδας μετρουμένσυ επί της ρυμστο- 
μικής γραμμής πρέπει να διευκσλύνει την απρόσκοπτη 
είσοδο - έξοδο κάθε είδους οχήματος που πρόκειται 
να εξυπηρετήσει σ χώρος του πρατηρίου. Στα σχέδια, 
που θα υποβάλλονται προς έγκριση, θα πρέπει να εμ- 
φαίνονται τα ίχνη των τροχιών των οχημάτων αυτών». 

«16. Στις τραπεζοειδείς νησίδες εφ’ όσον διαμορφώ¬ 
νονται επί του πεζοδρομίου θα προβλέπεται διάδρομος 
πλάτους 1,00 μέτρου για διέλευση ατόμων με ειδικές 
ανάγκες. Η διαμόρφωσή τσυς θα γίνεται σύμφωνα με 
τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές». 

«17. Τα πρατήρια που χρησιμοποιούνται και για ανε¬ 
φοδιασμό μικρών σκαφών, δύνανται να ιδρύονται, σύμ¬ 
φωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις διατάξεις του 
νόμου «περί αιγιαλού και παραλίας», σε θέσεις κοντά σε 
πρσβλήτες σκαφών και μαρίνες, μετά και από σύμφωνη 
γνώμη της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής. Η συναίνεση της 
ανωτέρω υπηρεσίας είναι απαραίτητη, προκειμένου να 
χορηγηθεί η καταλληλότητα θέσης για την ίδρυση τέ¬ 
τοιου πρατηρίου». 

Άρθρο 29 

Το άρθρο 7 του π.δ. 1224/1981, αντικαθίσταται ως 
εξής: 

«1. Το οδόστρωμα πρσσπελάσεως και η επιφάνεια 
σταθμεύσεως προ ή εκατέρωθεν της νησίδας των αντλι¬ 
ών ή διανομέων, επιστρώνεται με πλάκα από σκυρόδεμα 
ή βιομηχανικό δάπεδο ή ασφαλτόστρωση ή άλλο κα¬ 
τάλληλο δομικό υλικό. 

2. Για τη δημιουργία της εισόδου και της εξόδου του 
πρατηρίου υποβιβάζεται στις αντίστοιχες περιοχές η 
στάθμη του πεζοδρομίου ύστερα από άδεια της αρμό¬ 
διας αρχής. 

Η άδεια απότμησης του πεζοδρομίου και υποβιβασμού 
της στάθμης του, χορηγείται από τον οικείο Δήμο, μετά 
από σχετική αίτηση. 

3. Το πλάτος του οδοστρώματος της εισόδου - εξόδου 
εγκάρσια προς τον άξονα τους, κυμαίνεται από τρία και 
μισό (3,50) έως και σκτώ (8,00) μέτρα. 

4. Τα όμβρια ύδατα, τα οποία συγκεντρώνονται στην 
κύρια έκταση του πρατηρίου, οδηγούνται στο ρείθρο 
της οδού, χωρίς παρεμβολή ειδικών οχετών συλλογής 
ή άλλων σχετικών διατάξεων απαγωγής όμβριων». 


Άρθρο 30 

Το άρθρο 17 του π.δ. 1224/1981, αντικαθίσταται ως εξής: 
«1. Για την χορήγηση της άδειας ίδρυσης πρατηρίου 
υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία τα εξής δικαι- 
σλσγητικά: 

α) Αίτηση του ενδιαφερομένου συνοδευόμενη από 
αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει η παρα¬ 
χώρηση χρήσης του γηπέδου για ίδρυση πρατηρίου. 

β) Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της περιοχής σε τέσ¬ 
σερα (4) αντίγραφα, σε κλίμακα ένα προς πεντακόσια 
(1:500) και σε ακτίνα διακοσίων (200) μέτρων από τα 
όρια του οικοπέδου. Στο σχεδιάγραμμα σημειώνονται το 
οικόπεδο του πρατηρίου, η οικοδομική και ρυμοτομική 
γραμμή μόνο για το οικόπεδο του πρατηρίου και τα 
πλάτη των οδών (πεζοδρομίων, οδοστρωμάτων και δι- 
αχωριστικών νησίδων) καθώς και οι φορές των λωρίδων 
κυκλοφορίας, μόνο μπροστά από το πρατήριο. Σημειώ¬ 
νονται επίσης γενικά τα είδη των γειτονικών κτισμάτων 
και επακριβώς τυχόν ύπαρξη των εγκαταστάσεων και 
στοιχείων του άρθρου 5 και της παρ. 3 του άρθρου 6. 

γ) Γραμμάτιο κατάθεσης στην αρμόδια σικονομική 
υπηρεσία τριάντα Ευρώ (30,00 €) 
δ) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος, που συντάσσεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, 
ότι: 

ί. δεν καταδικάστηκε κατά την τελευταία οκταετία 
για νοθεία καυσίμων. 

ίί. δεν καταδικάστηκε αμετάκλητα για ανυπσταξία ή 
λιποταξία (άρθρο 53 του ν. 3421/2005 (Α' 302). 

ε) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος, που συντάσσεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.1599/1986, 
ότι έχει το νόμιμο δικαίωμα χρησιμοποίησης του ακινή¬ 
του, για την ίδρυση πρατήριου. 

στ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 
Διπλωματούχου Μηχανικού ή Τεχνολόγου Μηχανικού, 
στην οποία βεβαιώνεται ότι η θέση, όπου πρόκειται να 
εγκατασταθεί το πρατήριο, βρίσκεται σε περιοχή, στην 
οποία η χρήση δεν απαγορεύεται από τις ισχύουσες 
διατάξεις και ότι η θέση είναι κατάλληλη για την ίδρυση 
της εγκατάστασης σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις. 

ζ) Προκειμένου περί νομικού προσώπου, τα αντίστοιχα 
κατά περίπτωση νομιμοποητικά έγγραφα 
η) Σχέδιο γενικής διάταξης και κυκλοφοριακής σύν¬ 
δεσης σε τέσσερα (4) αντίγραφα, σε κλίμακα ένα προς 
εκατό (1:100) ή ένα προς πενήντα (1:50), όπου φαίνεται η 
χωροθέτηση των διαφόρων κτιρίων και εγκαταστάσεων 
εντός του οικοπέδου του πρατηρίου καθώς και η κυκλο- 
φοριακή σύνδεση του πρατηρίου με την οδό. Στο σχέδιο 
αυτό σημειώνονται επίσης τα υψόμετρα των δαπέδων 
σε χαρακτηριστικά σημεία του πρατηρίου, οι κλίσεις 
στο χώρο ανεφοδιασμού των οχημάτων και οι τροχιές 
των οχημάτων κατά την κίνηση τους εντός της κύριας 
έκτασης του πρατηρίου. Επίσης για τα κτίρια υπάρχει 
τουλάχιστον μία τομή και σημειώνονται όλα τα υλικά 
που χρησιμοποιούνται για τον φέροντα οργανισμό και 
τα στοιχεία πλήρωσης αυτών. 

θ) Σχέδιο ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε 
τέσσερα (4) αντίγραφα σε κατάλληλη κλίμακα, ανά¬ 
λογα με το μέγεθος της εγκατάστασης, που αφορούν 
στις εκτός των κτιρίων του πρατηρίου εγκαταστάσεις 
και στο οποίο απεικονίζονται με διαφορετικά χρώματα, 
προκειμένου να μπορεί εύκολα να διαπιστωθεί η αρμο¬ 
νική συνύπαρξη τσυς και ταυτόχρονη καλή λειτουργία 
τους, οι εξής εγκαταστάσεις: 
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Δίκτυο ύδρευσης, αποχέτευσης, πεπιεσμένου αέρα, 
σωληνώσεων παροχής καυσίμου, σωληνώσεων εξαέ¬ 
ρωσης δεξαμενών καθώς και ηλεκτρολογικές εγκατα¬ 
στάσεις 

ι) Σχέδια λεπτομερειών σε τέσσερα (4) αντίγραφα σε 
κλίμακα ένα προς πενήντα (1:50) ή ένα προς είκοσι (1:20), 
των εξής εγκαταστάσεων: 

• Υπόγεια δεξαμενή υγρών καυσίμων. Το σχέδιο θα 
περιλαμβάνει διαστάσεις της δεξαμενής, τρόπο τοπο¬ 
θέτησης με όλες τις σχετικές διαστάσεις είτε πρόκει¬ 
ται για ελεύθερη τοπσθέτηση εντός του εδάφους ή 
για τοποθέτηση εντός περιβλήματος, εξαρτήματα και 
σωληνώσεις που συνδέονται με την δεξαμενή καθώς 
και τα υλικά πλήρωσης ή τον τρόπο συμπύκνωσης του 
περιβάλλοντος την δεξαμενή εδάφους. 

• Υπέργεια δεξαμενή πετρελαίου. Το σχέδιο θα πε¬ 
ριλαμβάνει διαστάσεις της δεξαμενής, τρόπο τοποθέ¬ 
τησης και όλες τις σχετικές διαστάσεις είτε πρόκειται 
για τοποθέτηση επί βάθρου ή για δεξαμενή με ενσω¬ 
ματωμένες βάσεις, εξαρτήματα και σωληνώσεις πσυ 
συνδέονται με την δεξαμενή καθώς και τη διαμόρφωση 
τσυ περιβάλλοντα χώρου της δεξαμενής. 

• Βορβοροσυλλέκτης - Βόθρος. Το σχέδιο θα περι¬ 
λαμβάνει διαστάσεις, υλικά και τρόπο κατασκευής και 
την μέθοδο διάθεσης των αποβλήτων. 

• Ανυψωτικά μηχανήματα. Το σχέδιο θα περιλαμβά¬ 
νει διαστάσεις των μηχανημάτων, τρόπο έδρασης και 
τρόπο ηλεκτρολογικής σύνδεσης. 

• Αυτόματα πλυστικά μηχανήματα. Το σχέδιο θα περι¬ 
λαμβάνει διαστάσεις των μηχανημάτων, τρόπο έδρασης 
και τρόπσ υδραυλικής και ηλεκτρολογικής σύνδεσης. 

• Αερσσυμπιεστής. Τσ σχέδιο απαιτείται μόνο σε 
περίπτωση έδρασης επί αντικραδασμικής βάσης και 
περιλαμβάνει διαστάσεις και τρόπο έδρασης. 

• Κεντρικό σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης καυσί¬ 
μων. Τ ο σχέδιο θα περιλαμβάνει την θέση της κεντρικής 
κονσόλας, σχηματική διάταξη του όλου συστήματος με 
τις αντίστοιχες καλωδιώσεις και τον τρόπο μεταφοράς 
των δεδομένων (πιοάθπι). 

Τα σχεδιαγράμματα υπσβάλλονται διπλωμένα σε μέ¬ 
γεθος Α4, υπογεγραμμένα από τον συντάξαντα αυτά 
σύμφωνα με τον νόμο διπλωματούχο μηχανικό ή τε¬ 
χνολόγο μηχανικό, έχουν σημανθεί δεόντως και φέρουν 
υπόμνημα με τα στοιχεία του έργου, του αιτούντος 
και του μελετητή καθώς και υπόμνημα με τις Τεχνικές 
λεπτομέρειες της κατασκευής αν απαιτείται. 

ια) Τεχνική έκθεση για τις ηλεκτρομηχανσλσγικές 
εγκαταστάσεις σε τρία (3) αντίγραφα στην οπσία 
αναγράφονται στοιχεία σχετικά με την όλη δομή της 
εγκατάστασης, σι επί μέρους εγκαταστάσεις, τα μηχα¬ 
νήματα που χρησιμοποιούνται και ο τρόπος σύνδεσης 
και λειτσυργίας τους, συνταγμένη και υπογεγραμμένη 
από τον σύμφωνα με τον νόμο υπεύθυνο διπλωματούχο 
μηχανολόγο μηχανικό ή υπομηχανικό ή πτυχιούχο τε¬ 
χνολογικής εκπαίδευσης αντίστοιχης ειδικότητας. 

ιβ) Προϋπολογισμό δαπάνης σε τρία (3) αντίγραφα, 
για την προμήθεια, εγκατάσταση και δοκιμή λειτουρ¬ 
γίας όλου του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και 
εγκαταστάσεων του πρατηρίου, συνταγμένος και υπο¬ 
γεγραμμένος από τον σύμφωνα με τον νόμο υπεύθυ¬ 
νο διπλωματούχο μηχανολόγο μηχανικό ή Τεχνολόγο 
Μηχανικό αντίστοιχης ειδικότητας (ή διπλωματούχο 
Μηχ/κο ή Τεχνολόγο Μηχ/κό άλλης ειδικότητας, σύμ¬ 
φωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τα επαγγελματικά 
δικαιώματα). 


ιγ) Γραμμάτια κατάθεσης στην αρμόδια σικανομική 
υπηρεσία τριάντα Ευρώ (30,00 €) για κάθε αντλία ή 
διανομέα, συνυπολογιζομένου και του αρχικού παρα- 
βόλου. Το ισόποσο γραμμάτιο υποβάλλεται και στην 
περίπτωση ύπαρξης διακεκριμένου χώρου εγκατάστα¬ 
σης Πλυντηρίου - Αιπαντηρίου, ανεξάρτητα από τον 
μηχανολογικό εξοπλισμό. 

ιδ) Έγκριση απότμησης ή υποβιβασμού στάθμης πε¬ 
ζοδρομίου, η οποία εκδίδεται από την αρμόδια για την 
οδό υπηρεσία. Σε περίπτωση που η υπηρεσία αυτή δεν 
είναι ο οικείος Δήμος ή Κοινότητα, για την έκδοση της 
έγκρισης αυτής θα απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη 
τσυ Δήμσυ ή της Κοινότητας. Εάν παρέλθει από την 
υποβολή του αιτήματος στην αρμόδια δημοτική αρχή, 
χρόνος μεγαλύτερος των 60 ημερών και δεν έχει δοθεί 
απάντηση, θεωρείται ότι είναι θετική και προχωρεί η 
διαδικασία χορήγησης της άδειας. 

ιε) Αποδεικτικό ενημερότητας της ετήσιας συνδρομής 
του Διπλωματούχου Μηχανικού ή της Τεχνικής Εται¬ 
ρείας προς το ΤΕΕ ή της αντίστοιχης συνδρομής του 
Τεχνολόγου Μηχανικού προς την ΕΕΕΜ και βεβαίωση 
καταβολής εισφορών στο ΤΣΜΕΔΕ. 

2. Μετά την υποβολή και τον έλεγχο των κατά την 
προηγούμενη παράγραφο δικαιολογητικών, διενεργεί- 
ται αυτοψία από Τεχνικό της αρμόδιας Νομαρχιακής 
Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών, σύμφωνα με 
το πρόγραμμα της οικείας υπηρεσίας και πάντως πριν 
τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης την σποία υποχρεού- 
ται να εκδόσει η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση εντός 60 
ημερών από την υποβσλή της αίτησης. Σε περίπτωση 
καταγγελίας για ακαταλληλότητα της θέσης ίδρυσης 
της εγκατάστασης η αυτοψία πραγματοποιείται το τα¬ 
χύτερο δυνατό και πάντως όχι πέραν των 10 ημερών. 
Κατά την αυτοψία ο αρμόδιος υπάλληλος ελέγχει την 
προτεινόμενη θέση, σύμφωνα με τις διατάξεις του πα¬ 
ρόντος και συμπληρώνει ειδικό έντυπο αυτοψίας, το 
οποίο φυλάσσεται στον οικείο φάκελο». 

3. Σε περιπτώσεις που προκύπτει από τα υποβαλλόμε¬ 
να σχέδια η ακαταλληλότητα της προτεινόμενης θέσης 
για ίδρυση πρατήριου, είτε για λόγους αναφερόμενους 
στις διαστάσεις του διατιθέμενου οικοπέδου, είτε για 
άλλους λόγους (θέση, γειτνιάζουσες εγκαταστάσεις) 
παρέλκει η διενέργεια αυτοψίας. 

4. Η άδεια ίδρυσης χορηγείται εντός 60 ημερών από 
την υποβολή της αίτησης υπό την προϋπόθεση προ¬ 
γενέστερης υποβολής των κάτωθι συμπληρωματικών 
αποδεικτικών: 

α) Αποδεικτικού κατάθεσης στο Τεχνικό Επιμελητή¬ 
ριο της Ελλάδος (ΤΕΕ) ή στα παραρτήματά του ή στην 
εξουσιοδοτημένη από το ΤΕΕ Τράπεζα, της αμοιβής 
του συντάξαντος τη μελέτη του κατά νόμο μηχανικού 
ή υπομηχανικού κατά τη διαδικασία την οριζόμενη από 
το από 30.5.1956 - 31.5.1956 Β. Δ/τος, «περί κανονισμού 
του τρόπου καταβολής της αμοιβής των μηχανικών εν 
γένει» και των μεταγενέστερων τροποποιήσεών του. 

β) Αποδεικτικού κατάθεσης: 

αα) Επί της αμοιβής του μηχανικού για την εκπόνη¬ 
ση της τεχνικής μελέτης και την επίβλεψη των πόσης 
φύσης μηχανολογικών εγκαταστάσεων του ιδρυθέντος 
πρατηρίου από το α.ν. 2326/1940 «περί Ταμείου Συντά¬ 
ξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων 
(ΤΣΜΕΔΕ)» και ν. 546/1943 «περί των εσόδων της περιου¬ 
σίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου» οριζόμενου 
ποσοστού σε δύο τοις εκατό (2%) υπέρ του Ταμείου 
Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έρ- 
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γων (ΤΣΜΕΔΕ) και ένα τοις εκατό (1%) υπέρ του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), και 

ββ) Επί του προϋπολογισμού της κατά τη προηγούμε¬ 
νη υποπερίπτωση δαπάνης των μηχανολογικών εγκατα¬ 
στάσεων ποσσστσύ ένα τοις χιλίοις υπέρ του ΤΣΜΕΔΕ 
και μισά τοις χιλίοις υπέρ του ΕΜΠ. 

γ) Αποδεικτικού προκαταβληθέντος φόρου σε δημόσιο 
ταμείο επί τοις αμοιβής του διπλωματούχου μηχανικού 
ή υπομηχανικού για τη μελέτη των εγκαταστάσεων του 
πρατηρίου. 

Αρμόδιοι για την κατά την θεώρηση των σχετικών 
πινακιδίων αμοιβής των μηχανικών καθώς και για την 
έκδοση των σχετικών εντολών καταβολής κρατήσεων 
υπέρ του δημοσίου ή υπέρ τρίτων είναι για την περιοχή 
του Νομού Αττικής, το ΤΕΕ, για τις λοιπές περιοχές οι 
διευθύνσεις τεχνικών υπηρεσιών των νομών άπου δεν 
υπάρχουν παραρτήματα του ΤΕΕ. 

Μάνη η πάροδος της προθεσμίας των 60 ημερών από 
την υποβολή της αιτήσεως και των απαιτουμένων δικαι- 
ολογητικών, δεν αρκεί για τη συνέχιση της χορηγήσεως 
της άδειας ιδρύσεως. 

5. Επιτρέπεται η χορήγηση άδειας ίδρυσης πρατηρί¬ 
ου με περισσότερες από μία αντλίες ή με πλυντήριο 
- λιπαντήριο, με την ίδια απόφαση. Επιτρέπεται επίσης 
η άδεια ίδρυσης να χορηγείται χωριστά για τις εγκα¬ 
ταστάσεις του πρατηρίου υγρών καυσίμων και χωρι¬ 
στά για τα πλυντήρια - λιπαντήρια που υψίστανται σε 
αυτά. Σε κάθε περίπτωση για τα Πλυντήρια - Λιπαντήρια 
ισχύουν συμπληρωματικά οι διατάξεις του αντίστοιχου 
διατάγματος. 

6. Η άδεια ίδρυσης με πλήρη σειρά εγκεκριμένων σχε¬ 
διαγραμμάτων κοινοποιείται οπωσδήποτε στο αρμόδιο 
για την χορήγηση της άδειας πολεοδομικό γραφείο, 
στον ενδιαφεράμενο και στην αρμόδια για την οδό υπη¬ 
ρεσία που θα χορηγήσει τη συναίνεση της κυκλοφο- 
ριακής σύνδεσης για την άδεια λειτουργίας. Επίσης η 
άδεια ίδρυσης κοινοποιείται και στο οικείο αστυνομικό 
τμήμα χωρίς σχεδιαγράμματα. 

7. Η άδεια ίδρυσης είναι διάρκειας δύο (2) ετών και 
μπορεί να παραταθεί για δύο (2) έτη ακάμη, εφ’ άσον 
υποβληθεί πριν τη λήξη της προθεσμίας σχετική αίτηση 
συνοδευάμενη απά υπεύθυνη δήλωση του επιβλέποντος 
μηχανικού, άτι δεν έχουν περατωθεί οι εργασίες κατα¬ 
σκευής της οικοδομής ή της διαμόρφωσης του προ του 
πρατηρίου χώρου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί 
να δοθεί πρόσθετη παράταση για χρονικό διάστημα 
τριών (3) μηνών ακάμη, μετά τη λήξη της παράτασης 
για ολοκλήρωση των εργασιών. Αίτηση παράτασης της 
άδειας ίδρυσης που υποβάλλεται εκπράθεσμα θεωρεί¬ 
ται ως νέα αίτηση για την εξ υπαρχής χορήγηση άδειας 
ίδρυσης. Σε αυτήν την περίπτωση υποβάλλονται όλα τα 
δικαιολογητικά των εδαφίων α, γ, δ, ε και στ της παρ.1 
του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί 
ότι για αποδεδειγμένους λόγους ανωτέρας βίας δεν 
κατέστη δυνατή η έναρξη των εργασιών ή η ολοκλή¬ 
ρωση της κατασκευής του πρατηρίου, η άδεια ίδρυσης 
παρατείνεται για το διάστημα, που υπήρχαν οι λάγοι 
ανωτέρας βίας». 

Άρθρο 31 

1. Για πρατήρια υγρών καυσίμων που μέχρι την έναρξη 
ισχύος του παράντος έτυχαν έγκρισης κυκλοφοριακής 
σύνδεσης ή άδειας ίδρυσης, προωθούνται οι σχετικές 
διαδικασίες μέχρι του τελικού σταδίου χορήγησης 
άδειας λειτουργίας, σύμφωνα με τις προγενέστερες 


διατάξεις, με την ρητή υποχρέωση, εντάς χρονικού δι¬ 
αστήματος δύο ετών απά της ισχύος του παρόντος, 
να προσαρμοσθούν με τις διατάξεις του, εκτός αυτών 
που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 
του παράντος. 

2. Για την προσαρμογή στη παρ.6 του άρθρου 9 του 
παρόντος που αναφέρεται στο σύστημα ελέγχου δι¬ 
αρροών, των πρατηρίων που λειτουργούν ή έτυχαν 
άδειας ίδρυσης μέχρι την έναρξη ισχύος του παρά¬ 
ντος χορηγείται προθεσμία δύο ετών από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος. Λεπτομέρειες για την εφαρμογή 
του παρόντος καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού 
Μεταφορών και Επικοινωνιών. 

3. Πρατήρια υγρών καυσίμων, τα οποία διαθέτουν 
άδεια λειτουργίας σε ισχύ, αλλά το οικόπεδο ή γήπεδό 
τους προορίζεται για κοινόχρηστο χώρο ή για ανέ¬ 
γερση εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας, συνεχίζουν 
να λειτουργούν μέχρι την ημερομηνία συντέλεσης της 
απαλλοτρίωσης. 

4. Γ ια άλα τα πρατήρια υγρών καυσίμων ισχύουν οι 
διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 2801/2000 (Α' 46). 

5. Γ ια πρατήρια υγρών καυσίμων που έχουν λάβει 
άδεια ίδρυσης ή λειτουργίας σε χρόνο προγενέστερο 
από τυχόν άδειες που χορηγούνται σε εγκαταστάσεις 
οι οποίες εμπίπτουν στην περιπτώση 2 γ του άρθρου 5 
του π.δ. 1224/1981( άρθρο 3 του ν.2465/1997), στη πρώτη 
μεν περίπτωση ( μάνο η άδεια ίδρυσης) προωθούνται 
οι σχετικές διαδικασίες μέχρι του τελικού σταδίου της 
χορηγήσεως της άδειας λειτουργίας, στη δεύτερη δε 
περίπτωση (με άδεια λειτουργίας) αυτά συνεχίζουν κατ’ 
αρχάς τη λειτουργία τους, ακάμα και εάν απέχουν απά 
τις μεταγενέστερες αυτές εγκαταστάσεις απόσταση 
μικρότερη από την προβλεπόμενη στη παραπάνω διά¬ 
ταξη, υπά την επιφύλαξη ότι δεν ορίζεται το αντίθετο 
από ισχύουσες πολεοδομικές ή άλλες διατάξεις. 

Δύναται άμως η Διοίκηση να ανακαλέσει την άδεια 
του πρατηρίου εάν κρίνεται αναγκαία η εγκατάσταση 
στη συγκεκριμένη θέση κτηρίου κοινής ωφέλειας .Τα 
παραπάνω δεν ισχύουν εάν κατά το χράνο έκδοσης 
της άδειας ίδρυσης ή λειτουργίας του πρατηρίου η 
θέση της μη συμβατής με το πρατήριο εγκατάστασης 
( π.χ εκπαιδευτήριο, νοσηλευτήριο ) είχε καθοριστεί σε 
συγκεκριμένο πολεοδομικό σχέδιο. 

Άρθρο 32 

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα 
του παρόντος τα παραρτήματα Α-1, Β-1, Γ-1, Δ-1, 

Τ-1,1,2,3,4,5,5°6,6°,6β,6γ, 7,8,9,10,11 και 12. 

Άρθρο 33 

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση του 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέ¬ 
τουμε τη δημοσίευση του παρόντος. 

Αθήνα, 8 Ιουνίου 2006 

ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ 

οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΣΑΣ ΓΕΩΡΓ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΙΑΠΗΣ 














































































































































ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


1293 



ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ 
ΤΥΠΟΥ Δ 
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα 
έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 78 ^ 
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Χ,ΥΚΑΙ Ω ΟΠΩΣΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ 
ΣΤΑ ΥΠΟΑΕΙΓΜΑΤΑ 1^3. 
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